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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


DELIBERAZIONE 11 aprile 2007. 


Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione. (Deliberazione n. 88/07). 


L’AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione dell’11 aprile 2007 


Visti: 
e il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (di seguito: déereto legislativo n. 
626/94), 


e il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modifiche e 

integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 504/95); 

la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge, 133/99); 

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n 239/04): 

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: le&ge n. 296/06): 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); 

e il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (di seguito: decreto legislativo n. 

387/03), 

e il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: 

D.P.R. n. 445/00); 

e il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e 
modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 
28 luglio 2005), 

e il decreto del Ministro, delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante aggiornamento 
delle direttive per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi 
dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto 
ministeriale 24 ottobre 2005), 

e il decreto del Mifistro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto 
ministeriale febbraio 2006); 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: 
decret©ministeriale 19 febbraio 2007), 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di 
fegolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e 
diritti fissi, allegato alla deliberazione dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue 
successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); 

e la deliberazione dell’ Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05); 


NE er 
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e la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06); 

e la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, (di sèguito: 
deliberazione n. 292/06), 

e la deliberazione dell’ Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione 
n. 40/07), 

e il documento per la consultazione 26 febbraio 2007, recante Dispo$izioni in materia 
di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione (di seguito: 
documento per la consultazione 26 febbraio 2007), 

e le osservazioni al documento per la consultazione, di cuival' precedente alinea, 
pervenute all’ Autorità. 


Considerato che: 

e l’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 prevede che la 
produzione netta degli impianti di cui all’articolo_4, commi 1 e 2, del medesimo 
decreto ha il diritto al rilascio dei certificati verdi, sempre che i medesimi impianti 
siano muniti di vigente qualifica, di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo 
decreto; 

e gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e l’articolo 6 del decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007 prevedono \l'erogazione di incentivi proporzionali 
all’energia elettrica prodotta da impianti’ fotovoltaici realizzati in conformità ai 
suddetti decreti; 

e l’articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l’esercizio 
di impianti che utilizzano fonti rinfovabili di potenza elettrica non superiore a 20 
kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di apertura di officina 
elettrica ai sensi dell’articolo,53, comma 1, del testo unico approvato con decreto 
legislativo n. 504/95: 

e la mancata apertura dell’officina elettrica di cui al precedente alinea e la 
conseguente mancanza“dell’obbligo di comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza 
della dichiarazione annuale di produzione di energia elettrica determina un’assenza 
di qualsiasi forma di Controllo da parte di soggetti terzi sui dati di misura relativi alla 
produzione di energia elettrica a cui si applicano disposizioni normative che 
comportano l’uttlizzo esplicito di detta misura; 

e con la deliberàzione n. 188/05, tenendo conto delle problematiche relative al 
precedente aliffea, l’ Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il servizio di misura 
dell’energià elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le modalità del 
medesimoy servizio unicamente in relazione agli impianti fotovoltaici che 
usufruiscono delle incentivazioni di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005; 

e ad.bggi, non risultano ancora definite le responsabilità e le modalità del servizio di 
misbra dell’energia elettrica prodotta in relazione agli impianti di cui all’articolo 4, 
commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 che richiedono il rilascio dei 
certificati verdi. 
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Considerato che: 

e l'articolo 1, comma 89, della legge n. 239/04 attribuisce all’ Autorità il compito di 
effettuare annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola 
generazione e di microgenerazione oltre che degli effetti della generazione 
distribuita sul sistema elettrico; 

e il monitoraggio di cui al precedente alinea, nonché la valutazione degli effetti)che la 
generazione distribuita può avere sul sistema elettrico, anche alla luce, dell’alto 
potenziale di diffusione di tali tipologie impiantistiche, potrebbe rendere necessario 
disporre delle misure orarie dell’energia elettrica prodotta; 

e la possibile futura trasformazione della rete di distribuzione da rete. passiva in rete 
attiva, con le conseguenze in termini di modalità di esercizio della/ medesima rete, 
nonché dei carichi e delle produzioni connesse alla rete, p6trèbbe richiedere la 
conoscenza, da parte del gestore di rete, delle misure relative “all’energia elettrica 
prodotta dagli impianti che insistono sulla rete; 

e le recenti disposizioni dell’ Autorità in materia di misura dell’energia elettrica 
immessa e prelevata sono volte all’installazione di misuratori in grado di rilevare e 
rendere fruibile per via telematica al gestore di rete, tra altro, la misura oraria delle 
predette grandezze. 


Considerato che: 

e con la deliberazione n. 40/07 l’ Autorità ha avviato un procedimento in materia di 
valutazione dell’impatto sul sistema elettrico” della generazione distribuita ai fini 
dell’aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza della 
medesima Autorità; e che, nell’ambito del predetto procedimento, è stato pubblicato 
il documento per la consultazione 26 febbraio 2007; 

e inrisposta al documento per la consultazione 26 febbraio 2007: 

a) le imprese distributrici hannorappresentato, tra l’altro, che: 

1. la responsabilità del4sefvizio di misura dell’energia elettrica prodotta 
dovrebbe essere attribuita al gestore di rete indipendentemente dalla taglia 
dell’impianto, o al più si dovrebbe confermare quanto previsto dal Testo 
integrato con riferimento alla misura dell’energia elettrica immessa; 

il. lasciare in capo al produttore l’attività di rilevazione, pone un evidente 
problema relativamente alla sicurezza del dato e alle attività collegate alla 
convalida del/medesimo; 

ili. la conostenza, da parte del gestore di rete, delle misure relative all'energia 
degli impianti che insistono sulla propria rete sia necessaria non solamente 
in finzione delle disposizioni regolatorie attuali, ma anche in vista dei 
possibili sviluppi che la generazione distribuita avrà nel prossimo futuro, 
con le prevedibili conseguenze che ciò comporterà in termini di esercizio 
della rete e gestione dei carichi; 

IV Sia necessario dotare gli apparecchi di misura di dispositivi per 
l’interrogazione e l’acquisizione da remoto delle misure rilevate per gli 
impianti di qualunque taglia; 

Vv. sia opportuno che i suddetti dispositivi siano teleleggibili dal gestore di 
rete cui l’impianto è connesso e che nel caso dei misuratori relativi ad 
impianti di produzione in bassa tensione siano conformi alle disposizioni 
della deliberazione n. 292/06; 


N, er 
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Vi. sia opportuno applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sia 
alle nuove installazioni di misuratori atti a rilevare l'energia prodotta=dagli 
impianti di produzione, sia alle apparecchiature esistenti, prevedendo che 
tale processo abbia la stessa gradualità prevista nella delibera n. 292/06; 

b) i produttori hanno rappresentato posizioni non univoche e, in particolare: 

i. hanno espresso la necessità di dare facoltà al‘ produttore, 
indipendentemente dalla potenza dell’impianto di produzione, di scegliere 
se affidare il servizio di misura al gestore di rete o di effettuarlo in proprio; 

ii. hanno espresso l’opportunità di dotare gli apparecehi di misura di 
dispositivi per l’interrogazione e l’acquisizione da remoto delle misure 
rilevate, per gli impianti di qualunque taglia; 

ill. ritengono sia opportuno applicare le disposizioni del presente 
provvedimento soltanto ai nuovi impianti, eventualmente lasciando facoltà 
di adeguamento al nuovo regime per gli impianti esistenti. 


Ritenuto opportuno: 

e prevedere, nel caso di impianti fotovoltaici di\potenza non superiore a 20 kW 
realizzati con la finalità di usufruire degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 
19 febbraio 2007, che il gestore di rete ,$tà/responsabile del servizio di misura 
dell’energia elettrica prodotta, confermafido’ il principio di cui alla deliberazione 
n. 188/05; 

e estendere quanto previsto al precedenté alinea a tutti gli impianti di potenza non 
superiore a 20 kW che entrano in esèrcizio successivamente all’entrata in vigore del 
presente provvedimento e a cui si applicano disposizioni normative che comportano 
l’utilizzo esplicito di detta misura; 

e attribuire, nel caso di impiantixdi’ produzione di potenza superiore ai 20 kW a cui si 
applicano disposizioni normative che comportano l’utilizzo esplicito della misura 
dell’energia elettrica prodotta, la responsabilità del servizio di misura al produttore 
lasciando facoltà al medesimo di avvalersi del gestore di rete per l’effettuazione 
delle attività di misura dell’energia elettrica prodotta; 

e prevedere, nel caso di impianti fino a 20 kW, che il produttore corrisponda al 
responsabile del setvizio di misura dell’energia elettrica prodotta un corrispettivo 
annuale definito dall’ Autorità; 

e prevedere, nelxcaso di impianti con potenza superiore ai 20 kW per i quali il 
produttore decida di avvalersi del gestore di rete, che il corrispettivo per 
l'erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta sia stabilito dal 
gestore/di rete medesimo sulla base di modalità e condizioni rese pubbliche dai 
predett»gestori ed applicate in via non discriminatoria a tutti 1 soggetti interessati; 

e prevedere che, nel caso di impianti fino a 20 kW a cui si applicano disposizioni 
ngrmàtive che comportano l’utilizzo esplicito della misura dell’energia elettrica 
prodotta, il posizionamento delle apparecchiature di misura sia concordato con il 
produttore sulla base di scelte razionali, volte ad ottimizzare l’entità ed il costo degli 
interventi necessari e nel rispetto di alcuni requisiti minimi, 

e prevedere che le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta siano 
dotate di appositi dispositivi anti-frode 
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DELIBERA 


1. di approvare le disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta ‘da 
impianti di generazione come indicate nell’A/legato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di abrogare i commi 5.3 e 5.6 della deliberazione n. 28/06; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in 
vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, 11 aprile 2007 


Il presidente: ORTIS 
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Allegatò )A 


Disposizioni in materia di misura dell’ energia elettrica prodotta da impianti di 
enerazione 


TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute*nél presente provvedimento 
si applicano le seguenti definizioni: 

a) gestore di rete è il soggetto concessionario del*servizio di distribuzione o di 
trasmissione della rete elettrica a cui è. Connesso, anche indirettamente, 
l’impianto di produzione di energia elettrica; 

b) produttore è il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione; 

c) servizio di misura dell’energia elettrica prodotta è il servizio composto 
dalle attività di: 

1) installazione e manutenzione dellé apparecchiature di misura dell’energia 
elettrica prodotta; 

i) rilevazione e registrazione dei/dati di misura dell’energia elettrica prodotta; 

111) la messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta ai 
soggetti interessati secondo la vigente normativa. 


Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura 
dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione la cui richiesta per la 
connessione è successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, 
limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all’attuazione di una 
disposizione nermativa che comporti l’utilizzo esplicito di detta misura. 


2.2. Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell’energia elettrica prodotta 
coincide-còn la misura dell’energia elettrica immessa in rete, gli apparecchi di 
misurainstallati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la 
misura dell’energia elettrica prodotta, e, pertanto, non è necessario installare 
ulteriori apparecchi di misura. In tali casi si applicano, inoltre, le disposizioni di 
cui*al Testo integrato per il servizio di misura dell’energia elettrica immessa. 


2.3,_Gli obblighi informativi e le disposizioni relative alla trasmissione delle misure 
rilevate posti in capo al soggetto responsabile del servizio di misura dell’energia 
elettrica prodotta sono stabiliti separatamente in ciascuno degli specifici 
provvedimenti che disciplinano le modalità di attuazione della normativa che, di 
volta in volta, richiede la disponibilità della misura dell’energia elettrica prodotta. 


— 10 
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TITOLO II 
MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 


Articolo 3 
Responsabilità della misura della produzione per impianti di potenza nominale non 
superiore a 20 kW 


3.1 Il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di 
potenza nominale non superiore a 20 kW è il gestore di rete. 


3.2 Il produttore è tenuto a corrispondere al responsabile del servizio di misura 
dell’energia elettrica prodotta, a copertura delle attività svolte nell*ambito di tale 
servizio, un corrispettivo definito dall’ Autorità. 


Articolo 4 
Responsabilità della misura della produzione per impianti*di’ potenza nominale 
superiore a 20 kW 


4.1 Il responsabile del servizio di misura dell’energia eléttrica prodotta da impianti di 
potenza nominale superiore a 20 kW è il produttoré: 


4.2 Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l’erogazione del 
servizio di misura dell’energia elettrica prodotta. In questo caso il produttore è 
tenuto a corrispondere al gestore di rete, Va copertura delle attività svolte 
nell’ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo. 


Articolo 5 
Posizionamento delle apparecchiature di misura 


5.1 Nel caso di impianti di potenza nominale fino a 20 kW, le condizioni tecniche per 
l’installazione e la manutenzione»delle apparecchiature per la misura dell’energia 
elettrica prodotta sono definitevdal medesimo gestore di rete conformemente a 
quanto indicato nelle norme e guide del Comitato elettrotecnico italiano, e nel 
rispetto dei principi di cui ai tommi 5.2 e 5.3. 


5.2 Il posizionamento delle apparecchiature di misura è concordato con il produttore 
sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l’entità ed il costo degli interventi 
necessari e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: 

a) nel caso di impianti: 

i. fotovoltaici, il più vicino possibile agli apparati di conversione della 
poténza da continua ad alternata (uno o più inverter); 

i. diversi da quelli fotovoltaici, il più vicino possibile ai morsetti del 
Semeratore e comunque a valle dei servizi ausiliari; 

b) all’interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, 
secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il 
produttore si impegna a consentire l’accesso alle apparecchiature di misura al 
personale del gestore di rete per l’espletamento delle attività di sua 
competenza; 

c) tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri 
obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal 
decreto legislativo n. 626/94, in particolare senza dover ricorrere all’utilizzo 
di mezzi speciali per l'occasione. 
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5.3 Le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta devono essere dotate 
di dispositivi anti-frode, tali da consentirne l'apertura anche senza l’interventò del 
personale del gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso 
di interventi che necessitino l’apertura dei dispositivi anti-frode, il produttere deve 
comunicare al gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che%assicurino 
l’avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall’articolo 14,(comma 3, del 
D.P.R. n. 445/00), la necessità di eseguire l’intervento con-almeno 2 giorni 
lavorativi di anticipo sull’esecuzione dei lavori. Il gestore di rete provvede quanto 
prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al produttore il costo 
aggiuntivo dell’intervento. L'installazione dei dispositivi *anti-frode è effettuata 
dal gestore di rete solo nei casi in cui non sia già prevista(dalla normativa vigente, 
in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF). 


Articolo 6 
Caratteristiche delle apparecchiature“di misura 


6.1 Le apparecchiature installate per la misura dell’energia elettrica prodotta, 
indipendentemente dall’attribuzione di responsabilità del servizio di misura, 
devono almeno: 

a) essere in grado di rilevare la misufa dell’energia elettrica prodotta su base 
oraria; 

b) essere dotati di dispositivi per»l’interrogazione e l’acquisizione per via 
telematica delle misure da parté del gestore di rete con cadenza minima 
mensile. 


Articolo 7 
Obblighi in materia di archiviazione dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta 


7.1 Il soggetto responsabile, del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta 
archivia e custodiseeper un periodo minimo di 5 anni, le misure registrate, 
secondo modalità,tal/’ da permetterne l’utilizzo a scopi di verifica e controllo, 
nonché per finalità lèégate ai servizi regolati. 


TITOLO IMI 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 


Articolo 8 
Disposizioni transitorie 


8.1 Fihoral termine del periodo di regolazione 2004-2007, il corrispettivo di cui 
allBarticolo 3, comma 3.2, è pari alla componente tariffaria MIS, prevista per la 
bassa tensione dalla tabella 18, prima colonna, dell’ Allegato n. 1 al Testo integrato. 
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Articolo 9 
Disposizioni finali 


9.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento, i gestori di rete pubblicano e trasmettono all’ Autorità’ il 
corrispettivo di cui al comma 4.2 unitamente alle modalità e alle condizionisper la 
sua determinazione dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono 
il predetto corrispettivo: 

a) approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura; 
b) = manutenzione dell’apparecchiatura di misura; 
c) rilevazione e registrazione delle misure. 


07A03655 
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DELIBERAZIONE 11 aprile 2007. 


Condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo 
di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV. (Deliberazione n. 89/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione dell’ 11 aprile 2007 


Visti: 

e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE 
(di seguito: la direttiva 2003/54/CE), 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04) 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante. attuazione della direttiva 
96/92/CE concernente norme comuni per il mercato ifitetho dell’energia elettrica (di 
seguito: decreto legislativo n. 79/99); 

e il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 
n. 387/03); 

e ildecreto legislativo $ febbraio 2007, n. 20 (di,seguito: decreto legislativo n. 20/07); 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e\del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: 
decreto ministeriale 19 febbraio 2007), 

e gliarticoli 1224 e 1382 del Codice Civile, 

e il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 11 
novembre 1961, n, 949; 

e il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, come successivamente modificato e 
integrato (di seguito: provvedimento Cip n. 42/86); 

e il provvedimento Cip 29 aprile) 1992, n. 6; 

e ilprovvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15; 

e la deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 1’ Autorità) 
30 gennaio 2004, n. 4/64%Tdi seguito: deliberazione n. 4/04), 

e la deliberazione delRAutorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione 
n. 5/04); 

e la deliberazione dell’ Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione 
n. 136/04); 

e la deliberazione dell’ Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive 
modifichèeintegrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05); 

e la deliberazione dell’ Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche 
e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06); 

e la deliberazione dell’ Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come modificata e integrata; 

e ladeliberazione dell’ Autorità 25 luglio 2006, n. 160/06; 

e /«la deliberazione dell’ Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione 
n. 40/07); 

*. la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione 
n. 88/07); 

e il documento per la consultazione 26 febbraio 2007 relativo alle condizioni tecnico 
economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti 
elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale 
ad 1 kV (di seguito: documento per la consultazione 26 febbraio 2007); 

e lerisposte al documento per la consultazione 26 febbraio 2007. 
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Considerato che: 


e l'articolo 23, comma 1,, lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le 
condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, 
trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente cento dei 
costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l’altro, sulle fonti energetiche 
rinnovabili; 

e laleggen. 481/95: 

a) all’articolo 1, comma 1, attribuisce all’ Autorità competenze.inv materia di 
promozione della concorrenza e dell’efficienza dei servizi di pubblica utilità; 

b) all’articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che 1’ Autorità definisca le 
condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconftessione alle reti; e 
che, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, 
l’ Autorità emani direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da 
parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti 
elettriche; 

c) all’articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che + Autorità emani le direttive 
concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti 
esercenti i servizi medesimi, definendo in partieolare i livelli generali di qualità 
riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla 
singola prestazione da garantire all’utente; 

d) all’articolo 2, comma 12, lettera g); stabilisce che 1° Autorità controlli lo 
svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della 
documentazione e delle notizie utili, /determinando altresì i casi di indennizzo 
automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente 
ove il medesimo soggetto eroghi)il servizio con livelli qualitativi inferiori a 
quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h); 

e ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni 
stabilite dall’ Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere 
adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica; 

e l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese 
distributrici hanno l’obblîgo di connettere alle proprie reti tutti 1 soggetti che ne 
facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano 
rispettate le regoletntecniche, nonché le deliberazioni emanate dall’ Autorità in 
materia; 

e con la deliberazione n. 281/05 l’ Autorità ha adottato condizioni per l’erogazione del 
servizio di cofinessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i 
cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi; 

e con la deliberazione n. 40/07 l’Autorità ha avviato un procedimento in materia di 
valutazione dell’impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini 
dell’aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza della 
medesima Autorità (di seguito: procedimento n. 40/07); e che, nell’ambito del 
predetto procedimento, è stato pubblicato il documento per la consultazione 26 
febbraio 2007; 
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in risposta al documento per la consultazione 26 febbraio 2007: 


a) 


b) 


le imprese distributrici hanno rappresentato, tra l’altro, che: 

i. la valutazione del tipo di intervento necessario all’erogazione del servizio di 
connessione sia lasciata in capo ai distributori e non sia derivata’ da un 
meccanismo convenzionale, pur potendo valere la classificazione delle 
tipologie di intervento già stabilite dalla deliberazione n.4/04 in lavori 
semplici o complessi; 

il. ai fini della connessione di impianti di produzione, a frofite di qualunque 
richiesta di connessione di nuovi impianti o di potenziamenti di impianti 
esistenti, è sempre necessario svolgere adeguate verifiche che potrebbero 
rivelare la necessità di effettuare adeguamenti della fete’elettrica esistente; 

ili. gli adeguamenti di cui al precedente punto ii. potrebbero essere necessari 
anche in casi in cui l’eventuale connessione esistente a cui la richiesta di 
connessione per l’immissione si riferisce sia&gtà dimensionata in prelievo 
per una potenza pari o superiore alla complessiva potenza in immissione 
richiesta; 

iv. ai fini della semplicità dell’accesso al Sistema elettrico per gli impianti di 
produzione di energia elettrica di piccola taglia è opportuno non prevedere 
la prestazione di garanzie finafiziàrie introdotta, viceversa, per la 
connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche in media e in 
alta tensione; 

v. sempre al fine della semplicità, sarebbe opportuno adottare, per la 
determinazione delle condizioni economiche del servizio di connessione, il 
medesimo sistema di corrispettivi medi convenzionali attualmente 
applicabile per la connessione dei clienti finali, fatta eccezione per la 
connessione di impianti di produzione fortemente delocalizzati rispetto alla 
rete elettrica esistente in analogia alle disposizioni di cui al Titolo V del 
provvedimento Cip, 42/86; 

vi. al fini di una piÙSordinata gestione dei rapporti tra soggetti esercenti il 
servizio di distribuzione e gli utenti di tale servizio, sarebbe opportuno 
prevedere l’unieità del soggetto titolare del punto di connessione; 

vii. in linea generale, la presenza e l’atteso incremento dell’ammontare di 
generazione distribuita potrebbero comportare esigenze di sviluppo delle reti 
di distribuzione dell’energia elettrica e modalità di gestione delle medesime 
reti diverse da quelle attuali; 

vili. la fissazione di indennizzi automatici in seguito a ritardi nella realizzazione 
della connessione dovrebbe rifarsi alla metodologia già adottata nell’ambito 
della deliberazione n. 281/05; 

i.préduttori hanno rappresentato, tra l’altro, che: 

iS, sarebbe opportuno stabilire un limite di potenza (ad es. 50 kW) al di sotto 
del quale, la connessione sia comunque effettuata in bassa tensione; 

il. le condizioni regolanti le procedure per la connessione e le regole tecniche 
per la connessione dovrebbero trovare applicazione in maniera uniforme su 
tutto il territorio nazionale riducendo al minimo (al limite annullando) 
eventuali margini di discrezionalità dei singoli distributori; 

ili. l'unicità del soggetto titolare del punto di connessione potrebbe ostare 
all’adozione di schemi gestionali delle realtà di produzione e consumo volti 
al conseguimento di maggiore flessibilità ed efficienza gestionale; 
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iv. dovrebbe essere stabilito un sistema di indennizzi automatici in caso di 
ritardi nella realizzazione della connessione che dia un segnale rilevante ai 
distributori, prevedendo, in particolare, che sia eliminata la previsione 
dell’esonero al versamento degli indennizzi automatici in caso di ritardi 
nell’attivazione della connessione per cause imputabili a soggetti terzi; 

v. sarebbe auspicabile la redazione di un corpo normativo unitario relativosalla 
connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche; 

e le osservazioni al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 formulate dalle 
imprese distributrici. hanno evidenziato una struttura di costo Asottostante 
all’erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzionigralle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica differente da quella relativa alla-conhessione di 
impianti di consumo che si sostanzierebbe in un’asimmetria di, trattamento della 
potenza richiesta rispettivamente in immissione e in prelievo, coî.ciò determinando 
la conseguenza di non poter assumere la potenza eventualmente disponibile in 
prelievo come potenza sicuramente disponibile anche per l'immissione; 

e gli elementi di cui al precedente alinea riguardano solamente gli aspetti 
infrastrutturali delle reti di distribuzione e non riguardano eventuali costi 
corrispondenti all’introduzione di nuove modalitàdi gestione delle reti di 
distribuzione in presenza di generazione distribuita; 

e fermi restando gli elementi indicati nei due precederìti alinea, lo stato evolutivo del 
procedimento n. 40/07 e le valutazioni quantitative fornite in esito al processo di 
consultazione non consentono ancora una precisa)quantificazione dei parametri atti 
alla completa finalizzazione della struttura diseerrispettivi per la connessione della 
generazione distribuita; 

e pertanto, allo stato attuale, pur nel rispettodei principi di efficienza economica di 
cui alla legge n. 481/95, risulta possibile inicamente esprimere una differenziazione 
di carattere metodologico nella struttufa dei corrispettivi per la connessione della 
generazione distribuita rispetto alla connessione dei clienti finali, lasciando la 
completa caratterizzazione di tale<struttura al momento in cui saranno disponibili 
maggiori elementi in esito al procedimento n. 40/07. 


Ritenuto opportuno: 


e adottare condizionitecnico economiche per la connessione di impianti di produzione 
di energia elettrica “alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione 
nominale minor&oruguale ad 1 KV secondo lo schema indicato nel documento per la 
consultazione“26’ febbraio 2007 modificato e integrato in aderenza agli esiti del 
processo di‘eonsultazione, prevedendo: 

a) nelle more della finalizzazione del procedimento n. 40/07, la fissazione di una 
struttura di corrispettivi per la connessione per gli impianti di produzione di 
emergia elettrica differenziata rispetto alle connessioni di impianti di consumo, 
pur’tuttavia lasciando inalterati gli effetti economici che si avrebbero rispetto 
alle condizioni risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al 
provvedimento Cip n. 42/86 per i clienti finali, fatta eccezione per un 
corrispettivo fisso da versare all’atto della presentazione delle richiesta di 
connessione; 
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b) ai soli fini dell’erogazione del servizio di connessione, la gestione unitaria del 
punto di connessione da parte del soggetto che richiede la connessione; 

c) l'introduzione di una soglia minima al di sotto della quale la connessionte deve 
essere erogata sicuramente in bassa tensione; 

e stabilire un sistema di indennizzi automatici che l’impresa distributriee©è tenuta a 
corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non sia 
completata entro i termini previsti prevedendo che: 

a) il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo 
accumulato; 

b) la corresponsione degli indennizzi non limiti il risarcimento alla prestazione 
dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione alla 
richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta 
attraverso il predetto sistema di indennizzi; 

c) in virtù del principio esposto alla precedente lettera %b), l'indennizzo automatico 
sia fissato pari ad euro 5,00 (cinque) per ©gni giorno di ritardo del 
completamento della connessione, fino ad.ur ‘massimo di 180 (centottanta) 
giorni, corrispondenti ad un indennizzo autbmatico di euro 900 (novecento), 
indipendentemente dall’entità della potenza richiesta per la connessione; 

e procedere all’adozione di condizioni dedicate alla connessione di impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento solo in esito ai procedimenti per l’attuazione del 
decreto legislativo n. 20/07 al fine di contestualizzare le osservazioni trasmesse al 
documento per la consultazione 26 ‘febbraio 2007 con gli esiti dei predetti 
procedimenti 


DELIBERA 


1. di approvare le condizren? tecnico economiche per la connessione di impianti di 
produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi 
a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV di cui all’ Allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di abrogare l’artieolo 4 della deliberazione n. 28/06: 

3. di pubblicare presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul.sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in 
vigore conì dècorrenza dalla data della sua prima pubblicazione. 


Milano, IY aprile 2007 
Il presidente: ORTIS 
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Allegato A 


CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI 
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI 
ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI A TENSIONE 
NOMINALE MINORE O UGUALE AD 1 kV 


TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alle 
deliberazioni n. 4/04, e n. 5/04 integrate come segue: 

a) accettazione del preventivo per la connessione *è l'accettazione da parte del 
soggetto responsabile della connessione delle condizioni esposte nel preventivo 
per la connessione; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono 
essere indicate nel preventivo (per esenipio ad avvenuto pagamento del 
corrispettivo di connessione, oppure con fitma per accettazione del preventivo, 
o altro); 

b) cause di forza maggiore, intese come Atti di autorità pubblica, eventi naturali 
eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità 
competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi, 

c) cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, quali 
la mancata presenza del soggetto responsabile della connessione ad un 
appuntamento concordato ,c0n/ l'impresa distributrice per l’effettuazione di 
sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per 
l’esecuzione della prestaZione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da 
terzi; 

d) coefficiente U è il'eoefficiente di variazione della potenza disponibile in 
prelievo al fine dellavalutazione della potenza disponibile per la connessione; 

e) data di completamento della realizzazione della connessione è la data di 
invio, quale Aisultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del 
documento relativo alla realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio 
della connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile 
della connéssione, come inserita nel sistema informativo dell’impresa 
distributrice, dell’avvenuta realizzazione della connessione; 

f) data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione è 
la,data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del 
documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione; 

g) data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del 
soggetto responsabile della connessione è: 

- perle comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell’impresa 
distributrice; 

- per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di 
inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell’ impresa 
distributrice; 
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- per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o séde 
centrale dell’impresa distributrice, la data riportata su appositi medùli 
predisposti dall’ impresa distributrice ovvero la data di inserimento della 
comunicazione nel sistema informativo dell’ impresa distributrice; 

h) data di messa a disposizione del preventivo per la connessione è-là data di 
invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del) fax, del 
documento relativo al preventivo per la connessione, ovvero la data di 
comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel 
sistema informativo dell’impresa distributrice, dell’avvenuta predisposizione di 
detto documento; 

1) datadiricevimento della richiesta di connessione è: 

- per le richieste scritte, la data risultante dal-pretocollo dell’impresa 
distributrice; 

- per le richieste trasmesse per via telematica,a\data di inserimento della 
richiesta nel sistema informativo dell’impres&à4distributrice,; 

- per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale 
dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti 
dall’ impresa distributrice ovvero la data di inserimento della richiesta nel 
sistema informativo dell’ impresa distributrice; 

J) giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì 
e venerdì inclusi; 

k) lavori semplici sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte 
dell’impianto in bassa tensione di/proprietà dell’esercente, su richiesta del 
soggetto responsabile della connessione, eseguita con un intervento limitato 
alla presa ed eventualmente al gruppo di misura, 

1) lavori complessi sono la réalizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte 
dell'impianto in bassa téastone di proprietà dell’esercente, su richiesta del 
soggetto responsabile della connessione, in tutti i casi non compresi nella 
definizione di lavori semplici; 

m) potenza ai fini dellavconnessione è la potenza in riferimento alla quale è 
determinato il corrispettivo per la connessione di impianti di produzione di 
energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione; 

n) potenza dispòmibile per la connessione è la massima potenza tra la potenza 
disponibile4in) prelievo, moltiplicata per il coefficiente U, e la potenza 
disponibile in immissione prima degli interventi da effettuare; 

o) soggetto responsabile della connessione è il soggetto che effettua la richiesta 
di connessione; 

p) tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo 
intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata 
da‘tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di 
messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a 
disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per 
l’effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi; 
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q) tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data 
di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggette 
responsabile della connessione e la data di completamento del lavoro richiesto 
per la realizzazione della connessione. Il tempo di realizzazione, eMa 
disponibilità all’entrata in esercizio della connessione comprende ietèmpi 
necessari per l’effettuazione di eventuali sopralluoghi; 

r) provvedimento Cip n. 42/86 è il provvedimento del Comitato interministeriale 
dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986, come successivamente modificato e 
integrato; 


Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni 
tecnico-economiche per la connessione alle reti. elettriche con obbligo di 
connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia 
elettrica, anche per il tramite di un impianto elettricòi 
a) peril consumo; 

b) perla produzione; 
di energia elettrica già connesso alla rete elettrica a cui la richiesta di connessione 
può essere riferita. 


2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle 
richieste di nuove connessioni e alle/richieste di valutazione di adeguamento di 
una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione 
di energia elettrica o alla modifi6a di impianti di produzione esistenti. 


2.3. Nel caso di connessioni a reti élettriche con obbligo di connessione di terzi gestite 
da soggetti non titolari di\concessione di distribuzione dell’energia elettrica, le 
disposizioni di cui al. “presente provvedimento sono attuate dall’impresa 
distributrice competente-per ambito territoriale in coordinamento con i gestori 
delle predette reti elettriche. 


TITOLO II 
MODALITÀ PROCEDURALI 


Articolo 3 
Richieste di connessione 


3.1 Nei casr di impianti di produzione di nuova realizzazione o oggetto di interventi 
che\cOmportino un aumento della potenza di generazione installata, il soggetto 
responsabile della connessione deve presentare all’impresa distributrice 
eompetente una richiesta di nuova connessione, ovvero di valutazione di 
adeguamento della connessione esistente. 
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3.2 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare: 

a) 1 dati identificativi del soggetto responsabile della connessione; 

b) la potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione; 

c) la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta 
di connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza della generazione 
installata; 

d) nei casi di cui all’articolo 2, comma 2.1, lettere a) e b), i dati identificativi del 
punto di connessione esistente; 

e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettfica’ 

f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazioneV'dell’impianto, di 
conclusione di detti lavori di realizzazione e dy* entrata in esercizio 
dell’impianto di produzione; 

g) la documentazione progettuale degli interventi 4previsti secondo quanto 
indicato nella norma CEI 0-2; 

h) eventuali esigenze tecniche dell’utente della rete)che possono influire sulla 
definizione della soluzione per la connessione; 

1) il livello di potenza già disponibile in immissione; 

J) i livello di potenza già disponibile in prelievo: 

k) l'eventuale decisione di avvalersi dell’impresa distributrice per il servizio di 
misura dell’energia elettrica; 

1) l'eventuale decisione di avvalersi delle condizioni di ritiro dell’energia 
elettrica di cui all’articolo 13, commiX3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e 
al comma 41 della legge n. 239/04; 

m) l’eventuale decisione di avvalefsi.del servizio di scambio sul posto. 


3.3 L’impresa distributrice può specificare eventuali ulteriori informazioni rispetto a 
quelle di cui al comma 3.2&che il soggetto responsabile della connessione deve 
fornire all’atto della richiesta di cui al comma 3.1 dando giustificazione della 
necessità delle predetté\informazioni ai fini della connessione. Le imprese 
distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della 
richiesta di connessiohe. 


3.4 Ai fini del presente provvedimento, nei casi di cui al comma 2.1, lettere a) e b). 
deve essere rispettata la condizione di unicità del soggetto responsabile della 
connessione; 


Articolo 4 
Procedure per la cormessione 


4.1 A $@puito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice esegue una 
verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza disponibile 
richiesta in immissione e trasmette al soggetto responsabile della connessione un 
preventivo per la connessione recante: 

a) latipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione; 

b) la soluzione per la connessione; 

c) la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del 
soggetto responsabile della connessione; 

d) ilcorrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo; 
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e) iltermine previsto per la realizzazione della connessione; 
f) il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione 
n. 111/06. 


4.2. AI fine degli adempimenti di cui al comma 4.1: 

a) latipologia di lavoro è identificata sulla base delle tipologie di cui al tomma 
1.1, lettere k) ed 1); 

b) la soluzione per la connessione è, di norma, identificata sulla ‘base delle 
soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole stecniche di 
connessione di cui all’articolo 6; 

c) gli eventuali adeguamenti del punto di connessione) sono definiti 
conformemente alle disposizioni delle regole tecniche diveonnessione di cui 
all’articolo 6; 

d) ilcorrispettivo per la connessione è definito conformemente alle disposizioni 
di cui al Titolo IV del presente provvedimento; 

e) il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito 
conformemente alle disposizioni di cui al comma4.8. 


4.3. Il tempo di messa a disposizione del preventivo’ per la connessione è pari al 
massimo a 20 giorni lavorativi. Qualora sia\mecessaria l’effettuazione di un 
sopralluogo e il soggetto responsabile \della connessione richieda che 
l’appuntamento fissato dall’impresa distributrice sia rimandato, il tempo 
intercorrente tra la data proposta dall’impresa distributrice e la data effettiva del 
sopralluogonon deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a 
disposizione del preventivo per la conriessione. 


4.4 Il preventivo per la connessione “deve avere validità non inferiore a 3 mesi. Nessun 
corrispettivo che non  sia‘°“stato indicato nel preventivo potrà essere 
successivamente preteso dall’impresa distributrice nei confronti del soggetto 
responsabile della connessione per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo 
medesimo. 


4.5 La data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da 
parte del soggettotesponsabile della connessione deve avvenire entro il termine di 
validità del preventivo di cui al comma 4.4. 


4.6 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del 
preventiva..per la connessione da parte del soggetto responsabile della 
connessiene, l’impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di 
autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in 
capo allà medesima impresa distributrice. 


4.7 }) soggetto responsabile della connessione, una volta conclusi i lavori di 


realizzazione dell’impianto di produzione, invia all'impresa distributrice 
Competente la comunicazione di ultimazione dei lavori. 
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4.8. Nelcaso di: 
a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è parî; al 
massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi; 
b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione èpari, al 
massimo, a 120 (centoventi) giorni lavorativi. 


4.9 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti 
autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo 
per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al 
comma 4.6. Eventuali ritardi nell’attuazione del comma 44 Sono conteggiati nel 
tempo di realizzazione della connessione. 


4.10 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità 
del terreno l’impresa distributrice comunica al»soggetto responsabile della 
connessione la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della 
connessione decorre dalla data in cui il soggetto responsabile della connessione 
comunica la praticabilità dei terreni interessati 


4.11 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l’effettuazione 
di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che 
l'appuntamento fissato dall’impresa ‘distributrice sia rimandato, il tempo 
intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del 
sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di di realizzazione 
della connessione. 


TITOLO III 
CONDIZIONI TECNICHE 


Articolo 5 
Potenza ai fini della connessione 


5.1 La potenza ai fini\della connessione è pari convenzionalmente alla differenza tra il 
valore della potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione 
e il valore della)potenza disponibile per la connessione. 


Articolo 6 
Regole tecniche di connessione 


6.1 Lasrealizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle 
regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente 
alle disposizioni dell’Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato 
élettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno: 

a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la 
determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una 
richiesta di connessione; 

b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall’utente di rete ai fini 
della gestione della connessione; 
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c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una 
connessione esistente. 


6.2 Per potenze complessive in immissione fino a 50 kW il servizio di connessione è 
erogato in bassa tensione. 


TITOLO IV 
CONDIZIONI ECONOMICHE 


Articolo 7 
Condizioni economiche 


7.1 Il corrispettivo per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di 
terzi in bassa tensione di impianti per la produzione»di energia elettrica è 
determinato convenzionalmente come indicato nel present& articolo. 


7.2 All’atto della presentazione della richiesta di cùivsal comma 3.1 il soggetto 
responsabile della connessione è tenuto a versarè al distributore un corrispettivo 
fisso stabilito dall’ Autorità. 


7.3. Nel caso di nuove connessioni, il corrispettivo)di connessione è pari alla somma di 
una quota: 

a) potenza pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione di cui al 
comma 5.1 e un corrispettivo unitafio stabilito dall’ Autorità; 

b) distanza pari al prodotto tra la distanza in linea d’aria tra il punto di 
connessione e la più vicinascabina di trasformazione media/bassa tensione 
dell'impresa distributrice in) servizio da almeno 5 (cinque) anni e un 
corrispettivo unitario stabilito dall’ Autorità. 


7A Nel caso di adeguamento>vdi una connessione esistente, il corrispettivo di 
connessione è pari al coruspettivo di cui al comma 7.3, lettera a). 


7.5 Nei casi in cui la soluzione per la connessione, su esplicita richiesta del soggetto 
responsabile, non4sià identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra 
quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al Titolo III del presente 
provvediment6, il corrispettivo di connessione è pari al 70% della spesa relativa 
sostenuta per la realizzazione della connessione dall’impresa distributrice intesa 
come il costo documentato dei materiali a piè d’opera e della mano d’opera oltre 
alle spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti. Le disposizioni di 
cui alprèsente comma si applicano anche nei casi di richieste di connessione di 
impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada 
percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione 
sistenti da tratti di mare, di lago o laguna, o situati oltre 2.000 (duemila) metri 
dalla cabina di trasformazione media/bassa tensione di riferimento di cui al 
comma 7.3, lettera b). 
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7.6 Nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di erieîgia 
elettrica da fonti rinnovabili i corrispettivi per la connessione sono attribuiti in 
misura pari al: 

a) 50%acarico del soggetto responsabile della connessione; 
b) 50%a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabilre*assimilate 
di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato: 


7.71 contributi di connessione a carico del Conto per nuovi vmpianti da fonti 
rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 7.6 sone, versati dalla Cassa 
conguaglio per il settore elettrico alle imprese distributrici su base semestrale. 


7.8. La Cassa conguaglio per il settore elettrico tiene separata evidenza contabile dei 
contributi di cui al comma 7.7 dando comunicaziefte alla società Gestore dei 
servizi elettrici Spa. 


TITOLO V 
OBBLIGHI INFORMATIVI 


Articolo\8 
Obblighi di nalurda informativa 


8.1 Prima dell’entrata in esercizio ‘dell’impianto il soggetto responsabile della 
connessione: 

a) provvede a comunicare alla società Terna Spa, tramite un apposito portale 
informatico predisposto )dalla medesima società, le informazioni relative 
all'impianto di produzione, secondo condizioni stabilite da Terna Spa, 
nonché il codice<‘identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della 
deliberazione nal II /06; 

b) è tenuto a trasmettere all’impresa distributrice l’attestazione rilasciata da 
Terna Spa,dell’avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui alla 
lettera a). 


8.2 Quanto disposto al comma 8.1, costituisce pregiudiziale ai fini dell’entrata in 
esercizio dell'impianto. 


8.3 La sogietà Terna Spa rende disponibili alla società Gestore dei servizi elettrici Spa 
le informazioni di cui al comma 8.1, lettera a), necessarie al medesimo per le 
attività di propria competenza. 


8.4 Le imprese distributrici trasmettono alla società Terna Spa, trimestralmente, un 
elenco degli impianti connessi alla loro rete con obbligo di connessione di terzi 
entrati in esercizio nell’ultimo trimestre, riportando per ogni impianto: 

a) il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della 
deliberazione n. 111/06; 
b) la data di entrata in esercizio. 
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TITOLO VI 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 


Articolo 9 
Disposizioni finali 


9.1 Fino al 31 dicembre 2007: 

a) il corrispettivo di cui al comma 7.2 è pari al diritto fisso di cui abTitolo II 
lettera A), punto 3), terzo periodo, del provvedimento Cip n. 42/86; 

b) ilcorrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a), è determinate, secondo quanto 
previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera b), del provvedimento Cip 
n. 42/86 utilizzando, in luogo della potenza massima indîeata nel medesimo 
provvedimento, la potenza ai fini della connessione; 

c) ilcorrispettivo di cui al comma 7.3, lettera b), è determinato secondo quanto 
previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera a)}del provvedimento Cip 
n. 42/86; 

d) ilcoefficiente Uè posto pari a 1. 


9.2. Qualora la messa a disposizione del preventivo\per la connessione non avvenga 
nel tempo di cui al comma 4.3, l’impresa ‘distributrice, salvo cause di forza 
maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è 
tenuta a corrispondere al soggetto responsàbile della connessione un indennizzo 
automatico pari a 60 euro. 


9.3. Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro 1 tempi previsti dal 
comma 4.8, tenuto conto di quante.previsto dai commi 4.9, 4.10 e 4.11, l’impresa 
distributrice, salvo cause di ferza maggiore o cause imputabili al soggetto 
responsabile della connessioriéso a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto 
responsabile della connessienéy a titolo di indennizzo automatico, un ammontare 
pari al maggior valore travl’1% del totale del corrispettivo di connessione 
determinato ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7, ivi incluse le 
disposizioni di cui al comma 7.2, e 5 (cinque) euro per ogni giorno di ritardo della 
realizzazione della connessione, fino a un massimo di 180 (centoottanta) giorni. 
Nel caso in cui ikptedetto ritardo sia superiore a 180 giorni solari, il soggetto 
responsabile della connessione ne dà comunicazione all’ Autorità che può adottare 
i provvedimenti di propria competenza. È fatto salvo il diritto, per il soggetto 
responsabiledella connessione, di richiesta di risarcimento del maggior danno. 


94 L’impresa ‘distributrice è tenuta a comunicare tempestivamente al soggetto 
responsabile della connessione il verificarsi di cause di forza maggiore o cause 
imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi che comportino la 
mancata corresponsione dell’indennizzo automatico. 


9.5 Per la corresponsione al soggetto responsabile della connessione dell’indennizzo 


di cui ai commi precedenti si applicano le condizioni previste dall’articolo 69 della 
deliberazione n. 4/04. 
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9.6 Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,GIe 
imprese distributrici pubblicano e trasmettono all’ Autorità le regole tecniche pedlà 
connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettrithe”in 
bassa tensione dalle medesime sestite. 


9.7 Ai fini dell’attuazione del presente provvedimento, si applicano le regeletecniche 
di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica in bassa tensione 
degli impianti di produzione di energia elettrica attualmente elab@rate ed adottate 
dalle imprese distributrici ove compatibili con le disposizioni*di cui al presente 
provvedimento e di cui alla deliberazione n. 88/07. 


9.8 L'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile /in immissione non 
comporta un corrispondente adeguamento della poteriza impegnata ai fini 
dell’erogazione del servizio di distribuzione per i preliéviddi energia elettrica. 


9.9 Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione per le 
richieste di connessione presentate successivamente alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento. 


9.10 Ferme restando le disposizioni di cui al/commi 8.1 e 8.2, nelle more della 

predisposizione del portale informatico di'cui al comma 8.1, lettera a): 

a) il soggetto responsabile della \connessione è tenuto ad effettuare la 
comunicazione di cui al medesimo comma 8.1, lettera a), utilizzando una 
scheda anagrafica elaborata da’ Terna e pubblicata sul suo sito irfernet, 
previamente comunicata alla Direzione mercati dell’ Autorità e 
positivamente verifica dalla medesima, 

b) l’attestazione di cui al comma 8.1, lettera b), è sostituita dall’invio della 
documentazione comprovante l'invio a Terna della scheda anagrafica di cui 
alla precedente lettera a). 


9.11 Qualora il codice rmdefitificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della 
deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai fini delle disposizioni di cui ai 
commi 4.1, lettera f) 8.1, lettera a) e 8.4 lettera a), del presente provvedimento, le 
imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per 
impresa distributrice. 


9.12 Entro il 31vottobre 2007, le imprese distributrici trasmettono all’ Autorità un 

rapporto\recante almeno: 

a) xilwumero di richieste di connessione alle reti elettriche ricevute dalla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento; 

b)vvil numero di connessioni effettuate; 

©) il tempo medio di realizzazione degli interventi, 

Tali informazioni dovranno essere fornite: 

1. sulla base della potenza richiesta in immissione per potenze inferiori 50 KW, 
pari o superiori a 50 KW e fino a 1 MW, superiori a 1 MW e fino a 10 MW, 

ii perlivello di tensione; 

111. sulla base di un formulario elaborato dalla Direzione Mercati dell’ Autorità e 
pubblicato sul sito internet dell’ Autorità. 


07A03656 
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DELIBERAZIONE 11 aprile 2007. 


Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela»del ter- 
ritorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti*fotovoltaici. 
(Deliberazione n. 90/07). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione dell’ 11 aprile 2007 


Visti: 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

e il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 
387/03); 

e la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04); 

e il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di coneérto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 28 lugliov2005, come integrato e 
modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (disseguito: decreto ministeriale 
28 luglio 2005); 

e il decreto del Ministro delle Attività Produttive} )di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto 
ministeriale 6 febbraio 2006), 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo Ecòhomico, di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio*e del Mare 19 febbraio 2007, recante 
“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003” (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007), 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (di 
seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di qualità dei servizi di 
distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 
2004-2007, allegato alla deliberazione dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, e sue 
successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità), 

e il Testo integrato delle/disposizioni dell’ Autorità per l'erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2004-2007 disposizioni in materia di contributi di allacciamento e 
diritti fissi, allegato. alla deliberazione dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue 
successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); 

e la deliberaziorie dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05); 

e la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive 
modifiche e)integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05); 

e la deliberazione dell’ Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche 
e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06), 

e la deliberazione dell’ Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 
88/07); 

e =lavdeliberazione dell’ Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 
89/07); 

e- la lettera dell’Enea del 2 aprile 2007, prot. n. ENEA/2007/19320/ACS (prot. 
Autorità n. 8676 del 4 aprile 2007). 
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Considerato che: 

e l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede>che 
l’ Autorità definisca: 

- le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica.il punto 
di consegna ed esegue la connessione di un impianto fotovoltaico. alla rete 
elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto; 

- le modalità con le quali le condizioni di cui al precedente alinea si applicano 
anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi 
dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006; 

e l'articolo 10, comma I, del decreto ministeriale 19 febbraio, 2007 prevede che 
l'Autorità aggiorni 1 provvedimenti emanati in attuazione dei decreti ministeriali 28 
luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, 1 tempi e le condizioni 
per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui all’articol6,6 del decreto ministeriale 
19 febbraio 2007 (di seguito: tariffe incentivanti) e delpremio di cui all’articolo 7 
del predetto decreto ministeriale (di seguito: premio)»€@ che l’articolo 5, comma 4, 
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 stabiliste che, nell’ambito del predetto 
aggiornamento, l'Autorità possa stabilire ultéhori condizioni rispetto a quelle 
stabilite dal medesimo decreto; 

e l'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che 
l'Autorità determini le modalità con le qualiAe risorse per l’erogazione delle tariffe 
incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo 
decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3. 


Considerato che: 

e la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le condizioni per 
l'erogazione del servizio di «connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno 
obbligo di connessione di terzi)a tensione nominale, rispettivamente, superiore ad 1 
kV e minore o uguale ad KkY, stabilendo, inoltre: 

a) disposizioni particolari” per la connessione degli impianti di produzione di 
energia elettrica «da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto 
dall’articolo 14 deltdecreto legislativo n. 387/03; 

b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel 
caso di mandato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del 
punto di cénsegna e per l’esecuzione dei lavori di connessione; 

e le deliberazioni di cui al precedente alinea risultano applicabili anche per la 
connessiore alla rete di impianti fotovoltaici e sono coerenti con quanto previsto 
dall’artiéolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; 

e con la-deliberazione n. 88/07, l'Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il 
servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le 
médalità di erogazione del medesimo servizio; 

e la deliberazione di cui al precedente alinea è funzionale alla misura dell’energia 
Elettrica avente diritto alle tariffe incentivanti; 

e) l'Enea, con lettera del 2 aprile 2007, ha manifestato l’esigenza di disporre di alcuni 
dati relativi agli impianti fotovoltaici ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 15 
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, indicando altresì la stima dei costi da 
sostenere per il medesimo monitoraggio nel triennio 2007-2009. 
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Ritenuto opportuno: 

e dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007, relativamente alle condizioni per la connessione alla 
rete di impianti fotovoltaici, facendo riferimento alle disposizioni di cui “alla 
deliberazione n. 281/05 e di cui alla deliberazione n. 89/07; 

e definire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 
le modalità secondo cui le condizioni previste dalle deliberazioni richiamate al 
precedente alinea, con particolare riferimento agli indennizzi automatici, si 
applichino anche ai soggetti responsabili che abbiano acquisito il diritto/alle tariffe 
incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006; 

e dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma,)1, del decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007 definendo ulteriori condizioni, secondo quanto 
previsto dall’articolo 5, comma 4, del predetto decreto ministeriale, ai fini di 
garantire certezza, equità di trattamento e non discriminazione a tutti 1 soggetti 
responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti e del premio previsti 
dal medesimo ministeriale 19 febbraio 2007; 

e prevedere, in particolare: 

a) per quanto concerne l’accesso alle tariffe. ‘încentivanti, che il soggetto 
responsabile dell’impianto fotovoltaico debba’ dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alla tariffa incentivante 
previsti dal decreto ministeriale 19 febbraiò 2007, nonché: 

i. di essere proprietario dell'immobile ove è installato l’impianto 0, 
diversamente, disporre dell’autoriZzazione sottoscritta dal proprietario, o dai 
proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i 
dal soggetto responsabile; 

ili di aver conseguito tutte le. autorizzazioni necessarie alla costruzione e 
all'esercizio dell’impianto)) nel rispetto dei vincoli architettonici e 
paesaggistici, della norMativa esistente in materia di sicurezza durante le 
attività di costruzioneed“esercizio dell’ impianto e dei relativi allacciamenti. 

b) per quanto concerne l’ammissione al premio, che il soggetto responsabile 
dell'impianto fotovoltaito debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
rispettare 1 requisitis-per l'ammissibilità al premio previsti dal decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007, 

c) per quanto concerne la gestione dell’impianto fotovoltaico, che il soggetto 
responsabile sia tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 

i. nonalterar&è.le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non 
modificare i dati di misura registrati dalle medesime; 

ii. consentite l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese 
quellé, di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli 
altrivsoggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento 
delle attività di verifica e controllo; 

lliVinviare annualmente al soggetto attuatore la documentazione che attesti il 
possesso, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di 
autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 
ai fini dell’erogazione dell’incremento alla tariffa incentivante di cui 
all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pena il 
mancato riconoscimento del medesimo incremento; 
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iv. comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola )a 
sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli-e/o 
convertitori della corrente continua in corrente alternata che compengono 
l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che néèxrendano 
necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari 
potenza; 

d) per quanto concerne l’effettuazione delle verifiche e dei .conitrolli di cui 
all'articolo 11 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, di‘prevedere che il 
soggetto attuatore possa effettuare verifiche di carattere ‘documentale e di 
carattere tecnico-impiantistico avvalendosi eventualmente della collaborazione 
di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti 
universitari qualificati nel settore specifico, informand&l’Autorità:; 

e dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo /10; comma 2, del decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007, definendo le modalità%eon le quali le risorse per 
l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, monché per la gestione delle 
attività previste dal medesimo decreto, trovano \topertura nel Conto per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3; 

e prevedere che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici che hanno diritto alle 
tariffe incentivanti trasmettano al soggetto ‘attuatore anche i dati richiesti dall’Enea 
ai fini del monitoraggio di cui all’articolo*1$/7 comma 1, del decreto ministeriale 19 
febbraio 2007, 

e prevedere che, al fine di consentire il.monitoraggio previsto dall’articolo 15, comma 
1, del decreto ministeriale 19 febbraio /2007, l’Enea, coordinandosi con il soggetto 
attuatore, individui un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, 1 quali 
sono tenuti a consentire all’Enea l’installazione di sistemi di rilevamento e 
comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni 
degli impianti fotovoltaici 


DELIBERA 


1. di approvare leXdisposizioni attuative del decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico, dicconcerto con il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia 
elettrica mediante impianti fotovoltaici, riportate in allegato (Allegato A) al presente 
provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 
2007 che, per i soggetti responsabili che hanno acquisito il diritto alle tariffe 
incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 i cui 
impianti non sono ancora stati connessi alla rete elettrica: 

“7 in caso di connessioni a reti elettriche a tensione nominale: 

a) inferiore o uguale ad 1 kV, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 9, 
commi 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 89/07, 
assumendo: 

i. il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione pari al 
tempo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 
2005; 
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ii. il tempo di realizzazione della connessione pari al tempo di cui 
all’articolo 8, comma 3, ultimo periodo del decreto ministeriale 28 luglio 
2005; 

b) maggiore di 1 kV, si applichi quanto previsto dall’articolo 14, comma 14,1, 
dell’ Allegato A alla deliberazione n. 281/05 assumendo i tempi di 
realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all’articolo 8, comma 8.2, 
lettere a. e b., della medesima deliberazione pari al tempo di cui all’articolo 8, 
comma 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005; 

- nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice della 
richiesta di connessione di cui all’articolo 8, comma 1, del decréto ministeriale 
28 luglio 2005 sia antecedente all’entrata in vigore della presente deliberazione e 
l'impresa distributrice non abbia ancora comunicato il punto di consegna, il 
tempo di messa a disposizione del preventivo come definito alla precedente 
lettera a), punto 1., decorre a partire dal primo giorno débmese successivo alla 
data di entrata in vigore del presente provvedimento; 

- nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell€impresa distributrice della 
comunicazione di conclusione dei lavori di cui all’articolo 8, comma 3, secondo 
periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005»,sia antecedente all’entrata in 
vigore della presente deliberazione, e l’impiarntò non è ancora stato connesso, il 
tempo di cui alla precedente lettera a), punto \i?, e lettera b) decorrono a partire 
dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento; 

3. di prevedere, ai sensi dell’articolo 5, comm@2, del decreto ministeriale 19 febbraio 
2007 e in alternativa al precedente punto,2., che i soggetti responsabili di impianti 
che hanno acquisito il diritto alle tariffe/incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 possano richiedere la connessione alle reti 
elettriche con obbligo di connessione)di terzi ai sensi della deliberazione n. 281/05 o 
della deliberazione n. 89/07. In«tal caso decade l'eventuale precedente richiesta e si 
applica quanto previsto dalle ‘deliberazioni richiamate, anziché quanto previsto 
dall’articolo 8, commi 2 e 34ùftimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. 
Qualora il soggetto responsabile abbia già versato acconti all’impresa distributrice 
competente per la realizzazione della connessione, tali acconti devono essere 
considerati validi ai finisdella nuova richiesta di connessione; 

4. di abrogare l’articolo%$8) commi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 188/05, 
oltre che I’ Allegato A’alla medesima deliberazione; 

5. di trasmettere il-presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al 
Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore 
dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico; 

6. di pubblicarè, Il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e Sul sito irz/erner dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in 
vigore dalla data di pubblicazione. 


Milano, 11 aprile 2007 
Il presidente: ORTIS 
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Allegato A 


Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 


ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti 
fotovoltaici 


TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si-applicano le definizioni di cui 
all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, le definizioni di cui 
all’articolo 1 della deliberazione n. 28/06, altrevehe le seguenti: 

e Allegato Al è lo schema di richiesta per le tariffe incentivanti presentata ai 
sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, 

e Allegato Alp è lo schema di richiesta per le tariffe incentivanti presentata ai 
sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, 

e Allegato A2 è la scheda tecnica dell’impianto fotovoltaico per cui viene 
presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, 
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; 

e Allegato A2p è la scheda) tecnica dell’impianto fotovoltaico per cui viene 
presentata richiesta per le)tariffe incentivanti ai sensi dell’articolo 4, comma 7, 
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; 

e Allegato A3a è lo“schema per la richiesta del premio presentata ai sensi 
dell’articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; 

e Allegato A3b%è lo schema per la richiesta del premio presentata ai sensi 
dell’articolo 7, tomma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; 

e Allegato A4èlo schema per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per 
l’impianto, ‘fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe 
incentivanti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 
febbraior2007; 

e Allegato A4p è lo schema per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
per l'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe 
ineentivanti ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 
febbraio 2007; 

e’ soggetto responsabile è il soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), 
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Nel caso di impianti che si 
avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile coincide 
con il Richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06; 

e soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici — GSE Spa; 

e tariffa incentivante è la tariffa incentivante di cui all’articolo 6 del decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007, 

e premio è il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente 
dell’energia di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. 
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TITOLO II 


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 


Articolo 2 
Connessioni alla rete elettrica 


2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di. un impianto 
fotovoltaico alla rete con obbligo di connessione di terzi si applica quanto previsto 
dalla: 

a) deliberazione n. 281/05 nel caso di connessione alle reti elettriche con obbligo 
di connessione di terzi a tensione nominale superiore a 1 kV; 

b) deliberazione n. 89/07 nel caso di connessione alle reti elettriche con obbligo di 
connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale a 1 kV. 


Articolo 3 
Misura dell’energia elettrica prodotta ai fini dell’erogazìone della tariffa incentivante 


3.1 La misura dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, come definita 
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, 
viene effettuata secondo quanto stabilito dala-deliberazione n. 88/07. 


3.2 Il responsabile, ai sensi della deliberazione n. 88/07, del servizio di misura 
dell’energia elettrica prodotta trasmette mensilmente al soggetto attuatore la 
registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta relative al mese 
precedente, secondo modalità detinite)dal medesimo soggetto attuatore. 


3.3 Qualora il soggetto responsabile del servizio di misura, se diverso dal soggetto 
responsabile, non trasmetta dl soggetto attuatore le misure dell’energia elettrica 
prodotta, il medesimo soggette-attuatore procede all’erogazione, a titolo di acconto, 
delle tariffe incentivanti «sulla base della producibilità attesa, ferme restando le 
verifiche di competenza( 


3.4 Nel caso di impiantt»di potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto 
responsabile trasmette’ al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno 
solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica 
presentata all’Wfficio tecnico di finanza. 


3.5 Il soggetto attuatore verifica 1 dati inerenti l'energia elettrica prodotta dall’impianto 
fotovoltaicoravvalendosi anche delle misure dell’energia elettrica immessa rilevate 
dal gestote-di rete cui l'impianto fotovoltaico è connesso. A tal fine il soggetto 
responsabile della rilevazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica 
immessa, trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell’energia 
elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 35.3, del Testo 
integrato. 
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TITOLO III 
CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITA ALLA TARIFFA INCENTIVAN=FE E 
AL PREMIO 


Articolo 4 
Condizioni per accedere alla tariffa incentivante 


4.1 Il soggetto responsabile, nel caso di impianto fotovoltaico realizzato ai sensi 
dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per essere 
ammesso a beneficiare della tariffa incentivante, deve presentare al soggetto 
attuatore la richiesta di cui all’articolo 5, comma 4, del, medesimo decreto, 
comprensiva della documentazione prevista dall’ Allegato»4/al medesimo decreto 
ministeriale, secondo l’A//egato AI, che costituisce parte ‘integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. Tale richiesta deve pervenire al soggetto attuatore nei 
tempi previsti dall’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. Il mancato rispetto 
dei termini di cui al suddetto comma comporta_la non ammissibilità alla tariffa 
incentivante. 


4.2 Il soggetto responsabile, nel caso di impianto fotovoltaico realizzato ai sensi 
dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per essere 
ammesso a beneficiare della tariffa incentivante, deve presentare al soggetto 
attuatore la richiesta di cui all’articolo) 4, comma 8, del medesimo decreto, 
comprensiva della documentazione prevista dall’ Allegato 4 al medesimo decreto 
ministeriale con le varianti di cui all’àrticolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 
19 febbraio 2007, secondo l’A/legato AIp, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. Tale richiesta deve pervenire al soggetto 
attuatore nei tempi previsti dall’articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 19 
febbraio 2007. Il mancato dispetto dei termini di cui al suddetto comma comporta 
la non ammissibilità alla tariffa incentivante. 


4.3 Ai fini dell’ammissibilità alla tariffa incentivante, il soggetto responsabile deve: 

a) essere proprietario.dell’immobile ove è installato l'impianto o, diversamente, 
disporre dell’aùtorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di 
tale immobile,—qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto 
responsabile; 

b) aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio 
dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della 
normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed 
esefcizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti. 


4.4 Ogni richiesta formulata ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e dell’articolo 4, comma 
8, del'decreto ministeriale 19 febbraio 2007 deve essere riferita ad un solo impianto 
fotevoltaico. 
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4.5 Il soggetto attuatore predispone un portale informativo mediante il quale il soggetto 
responsabile è tenuto a registrarsi, inserire i dati del proprio impianto, e stampare4 
modelli cartacei (Allegati A1 o Alp, A2 o A2p, A3a o A3b e A4 0 A4p) da inviate, 
debitamente sottoscritti, al soggetto attuatore insieme alla documentazione prevista 
all’ Allegato 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Fino a quando il.portale 
non sarà operativo i soggetti responsabili possono comunque cOmpilare 
manualmente i predetti allegati e trasmetterli, debitamente sottoscritti, al Soggetto 
attuatore. 


Articolo 5 
Ammissione alla tariffa incentivante 


5.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta, dkcui al comma 4.1 e 
della richiesta di cui al comma 4.2, nonché il rispettoXdelle disposizioni del 
presente provvedimento e delle disposizioni del decreto\ministeriale 19 febbraio 
2007. Entro 1 termini previsti dall’articolo 5, comma Sydel decreto ministeriale 19 
febbraio 2007, il soggetto attuatore  comunica& al soggetto responsabile 
l’ammissione o la non ammissione alla tariffa ‘incentivante nei limiti stabiliti 
all’articolo 13 del medesimo decreto. 


5.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile siarammesso a beneficiare della tariffa 
incentivante per l’impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il soggetto 
attuatore, nella comunicazione di cui al,comma 5.1 indica il valore della tariffa 
incentivante riconosciuta, tenendo contò-di quanto previsto dall’articolo 6 del 
decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e dal comma 8.6 del presente provvedimento. 


5.3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 4.1 o al comma 4.2 sia incompleta o 
presenti inesattezze tecniche, il soggétto attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di ricevimento della medésima, richiede al soggetto responsabile l’ulteriore 
documentazione necessaria. Issoggetto responsabile è tenuto ad inviare l’ulteriore 
documentazione entro 90 (rievanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. 
Nel caso in cui la nuova )documentazione risulti essere ancora incompleta o 
continui a presentare inesattezze tecniche il soggetto attuatore, esclude l'impianto 
fotovoltaico in oggetto dall’ammissione alle tariffe incentivanti. Il soggetto 
attuatore informa su base annuale il Ministero dello sviluppo economico, il 
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e 1’ Autorità circa 
gli esiti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. 


5.4. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.5, il soggetto attuatore assegna 
automaticamente un numero identificativo all’impianto. Tale numero identificativo 
dovrà essere usato come riferimento per qualsiasi comunicazione del soggetto 
responsabile con il soggetto attuatore inerente l'incentivazione. 
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Articolo 6 
Condizioni per accedere al premio 


6.1 Il soggetto responsabile di un impianto ammesso a beneficiare delle ‘tariffe 
incentivanti, che rispetta i requisiti di cui all’articolo 7 del decreto ministèriale 19 
febbraio 2007, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma:3, secondo 
periodo, del medesimo decreto ministeriale, per essere ammesso a ‘beneficiare del 
premio deve farne richiesta al soggetto attuatore secondo VA/legato A3a o 
l’Allegato A3b, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 


Articolo 7 
Ammissione al premio 


7.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della fichiesta di cui al comma 6.1, 
nonché il rispetto delle disposizioni del presefite provvedimento e delle 
disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio ‘2007. Entro 60 (sessanta) giorni 
dalla richiesta di cui al comma 6.1, il soggétte attuatore comunica al soggetto 
responsabile l'ammissione o la non ammissignèal premio. 


7.2. Nel caso in cui il soggetto responsabile sîa ammesso a beneficiare del premio per 
l’impianto fotovoltaico oggetto della\ richiesta, il soggetto attuatore, nella 
comunicazione di cui al comma 7.1 indiea il valore del premio e, nel caso in cui al 
suddetto impianto siano già stati (rieonosciuti in precedenza ulteriori premi, il 
valore complessivo del nuovo premio. 


7.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 6.1 sia incompleta o presenti 
inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento della medesima, richiede al soggetto responsabile l’ulteriore 
documentazione necessaria, Il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l’ulteriore 
documentazione entro 90\novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. 
Nel caso in cui la ‘ndova documentazione risulti essere ancora incompleta o 
continui a presentareWnesattezze tecniche il soggetto attuatore, esclude l’ impianto 
fotovoltaico in oggetto dall’ammissione al premio. Il soggetto attuatore informa su 
base annuale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ Ambiente e 
della Tutela del) territorio e del Mare e l’ Autorità circa gli esiti dell’applicazione 
delle disposizioni di cui al presente comma. 


74 Qualora/til soggetto responsabile, successivamente all'ammissione al premio, 
decidadi non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno 
il diritto al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di 
cessazione del contratto di scambio sul posto. A tal fine il soggetto responsabile è 
tenuto ad inviare al soggetto attuatore copia della comunicazione di rescissione del 
contratto di scambio sul posto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di 
invio della medesima comunicazione all’impresa distributrice competente. 
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î TITOLO IV 
MODALITA E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE 
INCENTIVANTI E DEL PREMIO 


Articolo 8 
Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio 


8.1 La tariffa incentivante viene riconosciuta ai soggetti responsabili ammessi ai sensi 
dell’articolo 5 per venti anni a partire: 

a) dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per gli impianti fotovoltaici 
entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento; 

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono completati gli 
interventi necessari ai fini dell’ammissibilità alle 4tariffe incentivanti, e 
comunque non anteriormente al primo giorno del mese)successivo alla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento, per_gli impianti fotovoltaici 
entrati in esercizio nel periodo intercorrente tradl ) ottobre 2005 e la data di 
entrata in vigore del presente provvedimento & che rispettano le disposizioni 
dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. 


8.2 Il premio viene riconosciuto al soggetti responsabili ammessi ai sensi dell’articolo 
7, a partire dall’anno solare successivo alla datà di ricevimento della domanda per 
l'ammissione al premio e fino al terming’ del periodo di diritto alla tariffa 
incentivante, fermo restando quanto previstò dal comma 7.4. 


8.3 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non 
superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il 
pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio viene effettuato 
bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto 
tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante 
riconosciuta eventualmente Maggiorata dall’eventuale premio. Il pagamento viene 
effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato di 
detto corrispettivo supera4il valore di 250 euro. 


8.4. Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non 
superiore ai 20 kWxche non si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il 
pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto 
attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta 
dall’impiante fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene 
effettuato helvmese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto 
corrispettivo supera il valore di 250 euro. 


8.5 Nel casovdi impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, il 
pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto 
attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene 
etfettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto 
corrispettivo supera il valore di 500 euro. 
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8.6 Nei casi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale» 19 
febbraio 2007, il soggetto attuatore riconosce nel corso di ogni anno solare la 
tariffa incentivante al netto dell’incremento. Al termine di ogni anno Solare il 
soggetto responsabile, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, ‘trasmette 
al soggetto attuatore, con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio» i dati a 
consuntivo relativi all’anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico e della quantità di energia elettrica. autoconsumata, 
nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la“sussistenza, per 
l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Qualòra sulla base di tali 
dati risulti soddisfatta la condizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 
legislativo n. 79/99, il soggetto attuatore applica, con siferimento all’anno solare 
precedente, l’incremento previsto dall’articolo 6;, comma 4, del decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007 e provvede ad effettuate il conguaglio. 


8.7 Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito internet, le tariffe 
incentivanti secondo le modalità previste dall’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007. 


Articolo,9 
Obblighi da rispettare nella gestione dell’impianto che ha avuto accesso alle tariffe 
incentivanti 


9.1 Nella gestione dell’impianto fot@voltaico che ha avuto accesso alle tariffe 
incentivanti, il soggetto responsabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 

a) non alterare le caratteristiche’ di targa delle apparecchiature di misura e non 
modificare i dati di misura registrati dalle medesime; 

b) consentire l’accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle 
di misura dell’energia. elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri 
soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l’espletamento delle 
attività di verifità, e controllo previste dall’articolo 10 del presente 
provvedimento; 

c) nei casi di cuhall’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 19 
febbraio 200%, adempiere alle disposizioni di cui al comma 8.6 del presente 
provvedimento; 

d) comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a 
sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o 
conveftitori della corrente continua in corrente alternata che compongono 
l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano 
necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza. 
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Articolo 10 
Verifiche 
10.1 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio. che 
percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo anche sopralluoghi a campione’al 
fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine 
di effettuare anche la verifica delle apparecchiature di misura. 


10.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 10.1, il soggetto attuatore può. avvalersi, 
previa approvazione dell’ Autorità, della collaborazione di soggetti terzi,abilitati e/o 
enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore 
specifico. 


10.3 L’eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale 
e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna, comporta la restituzione 
delle tariffe incentivanti e/o del premio, maggiorati degli interessi legali, percepite 
a partire dalla data della precedente verifica con esito positivo o, in mancanza di 
tale riferimento, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a meno che le 
irregolarità riscontrate siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del soggetto 
responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest’ultimo al soggetto 
attuatore e al gestore di rete. L'eventuale esito negativo delle verifiche compotta la 
decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. 


10.4 Il soggetto attuatore adotta, informando l’ Autorità, le procedure necessarie per la 
verifica di ammissibilità alle tariffe incerttivanti e al premio secondo criteri di 
certezza, equità di trattamento e non discriminazione. 


10.SIIl soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto previsto 
dall’articolo 14 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, trasmette all’ Autorità un 
piano annuale di sopralluoghi sugli împianti ai sensi del comma 10.1 e un prospetto 
riepilogativo degli esiti delle vérifiche e dei sopralluoghi già effettuati. 


Articolo 11 
Monitoraggio tecnologico 


11.1 Al fine di consentire itmonitoraggio tecnologico previsto all’articolo 15, comma 1, 
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, i soggetti responsabili sono tenuti a 
fornire al soggetto attuatore le seguenti informazioni: 

a) contestualmente alla richiesta dell’incentivo, nella scheda tecnica finale di 
impianto di” cui all’ Allegato A2 o A2p, il consuntivo del costo totale 
dell’impianto, suddiviso nelle tre voci: 

- fornitura moduli; 
- forttura inverter; 
- resto della fornitura, installazione e progettazione; 

b), co frequenza annuale per l’intera durata degli incentivi, 1 dati attinenti gli 
interventi di manutenzione straordinaria effettivamente eseguiti sugli impianti, 
utilizzando l’apposito portale informativo messo a disposizione dal soggetto 
attuatore, specificando in particolare: 

- le cause di guasto; 
- 1 periodi di fermo impianto; 
- 1 costi per la riparazione, 
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11.2 AI fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all’articolo 15, comma, 
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l’Enea, coordinandosi con il soggetto 
attuatore, individua un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, î*quali 
sono tenuti a consentire all’Enea, o a soggetti da quest’ultima incaricati, 
l’installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio 
tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici. Tale attività di 
monitoraggio non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico ‘dei soggetti 
responsabili selezionati. 


11.3 L’Enea, con cadenza annuale, trasmette al soggetto attuatore una\descrizione delle 
attività svolte nell’anno precedente e di quelle da svolgere nell’anno corrente e nei 
due anni successivi in applicazione dell’articolo 15, coma 1, del decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti 
nell’anno precedente e i preventivi di spesa per l’arino corrente e i due anni 
successivi. 


TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI 


Articolo 12 
Modalità di copertura delle risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti e del 
premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 19 
febbraio 2007 


12.1 Le tariffe incentivanti e il premio sono’ posti a carico del Conto per nuovi impianti 
da fonti rinnovabili e assimilate, diXui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del 
Testo integrato. 


12.21 costi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di 
certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal 
soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 10, sono posti a carico del Conto per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera 
b), del Testo integrato» previa comunicazione all’ Autorità al fine dell’eventuale 
verifica da parte dellà,medesima Autorità. 


12.3 I costi sostenuti dall’ Enea ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 15 del decreto 
ministeriale 19. febbraio 2007 sono riconosciuti all’Enea dal soggetto attuatore e 
sono posti a-carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di 
cui all’artitelo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa 
comunicazione all’ Autorità, al fine dell’eventuale verifica da parte della medesima 
Autorità. 


12.4 Ai finîvdella determinazione del valore della componente tariffaria A3, il soggetto 
attlatore comunica all’ Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, 
trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della 
tariffa elettrica: 

a) idati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell’anno in corso, delle quantità 
di energia incentivata ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e il 
fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui 
all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, conseguente 
all’applicazione del medesimo decreto; 
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b) la previsione, per i mesi residui dell’anno in corso, oltre che per l’anno successivo, 
del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto 
ministeriale 19 febbraio 2007 e alle attività previste dal medesimo decreto. 


12.5 Con cadenza annuale, il soggetto attuatore trasmette all’ Autorità una descriziohe 
delle attività svolte nell’anno precedente e di quelle da svolgere nell’anno coîrente 
e nei due anni successivi in applicazione degli articoli 10 e 11 del\presente 
provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti’ nell’anno 
precedente e i preventivi di spesa per l’anno corrente e i due anni successivi. 


Articolo 13 
Disposizioni finali 


13.1 Con successivo provvedimento |’ Autorità determinerà leSmodalità e i criteri 
secondo cui verranno riconosciuti i costi sostenuti dalla società Gestore dei servizi 
elettrici Spa in qualità di soggetto attuatore derivanti dàhdecreto ministeriale 19 
febbraio 2007 tenuto conto anche di quanto previsto ai commi 12.2 e 12.3. 


13.2 Le imprese distributrici segnalano tempestivamente-alla società Gestore dei servizi 
elettrici Spa i nominativi dei Richiedenti che hanno inviato comunicazione di 
rescissione dal contratto di scambio sul posto, specificando la data del termine di 
validità del medesimo contratto. 


13.3 Le imprese distributrici trasmettono alla soeietà Gestore dei servizi elettrici Spa 
l’elenco di tutti gli impianti fotovoltaici eonnessi alla rete prima dell’1 ottobre 
2005. 
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Allegato Al 


RICHIESTA PER LE “TARIFFE INCENTIVANTI’ PREVISTE “DAL 
DECRETO MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 2007 

[IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI 
ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER 
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 APRILE 2007, N. 90/07] 


Il sottoscritto... nato a...4 N...) il 
idol residente a ........................ , in via Voi CAP ; 
GOMUNB:.; pri rin a , provincia ...... AUS , codice 
fiscale . «eventuale partita IVA. .................. in 


qualità di s0g ggetto ‘responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente 
domanda ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma, 1, leoni h). del DM 19 
febbraio 2007, 

[da compilare se il soggetto responsabile è una persona\fisica] 


oppure 
Il  sottoscritto...................... AN DAlo: «das , Il 
ERE 24, residente a .........00//A 4) ; in via . 4, CAP _........ , 
COMUN. rio provincia .......... Tecale rappresentante 
del/dellai.cuag lena i ubicato/ai IVA Lana 
CAP , COMUNE... , provincia.................. , codice 
fiscale .......... «4, eventuale partita IVA................... in 


qualità di soggetto responsabile dell’ impianto fotovoltaico oggetto della presente 
domanda ai sensi di quanto previsto dall’articalo 2, comma 1, lettera h). del DM 19 
febbraio 2007, 

[da compilare se il soggetto responsabile è un soggetto giuridico, un soggetto pubblico 
o un condominio] 


RICIIEDE 


a) di essere ammessOaal rilascio della pertinente tariffa incentivante prevista dal DM 19 
febbraio 2007, come risultante dalla documentazione allegata, per l'impianto 


fotovoltaico denominato , di potenza nominale 
(o massima, è di picco, o di targa) pari a ................ KW, ubicato nel comune di 
Cee , CAP. ............, (provincia di ......), in 
CRI, AGI Te , n....., località ; 


b) ché mmtende usufruire dell’incremento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del 
DM 719 febbraio 2007 e s'impegna a trasmettere al GSE al termine di ogni anno 
solare, entro il 31 marzo dell’anno successivo, la documentazione necessaria a 


! Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g). del DM 19 febbraio 2007, si intende per data di entrata in 

esercizio di un impianto fotovoltaico la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le 

seguenti condizioni: 

- l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; 

- risultano installati tutti | contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata 
o ceduta con la rete; 

- risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica; 

- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti. 
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dimostrare la sussistenza, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di 
autoproduttore [cancellare se non richiesto], 


A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli obblighi previsti dal 
DM 19 febbraio 2007 e dalla deliberazione n. 90/07, pena la non ammissibilità salle 
tariffe incentivanti. 


Per la verifica dei requisiti tecnici e documentali previsti per l’individuazione della 
pertinente tariffa incentivante, allega alla presente domanda la sotto elencata 
documentazione prevista dall’ allegato 4 al DM 19 febbraio 2007: 

I. Documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato ifNeonformità alla 
norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale. 
La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di 
dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto infofmatico volte a fornire, 
attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi 
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto 
dichiarato ai sensi della lettera d) della allegata dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio. 

2. Scheda tecnica di impianto [vedi Allegato A2] firmata da professionista o tecnico 
iscritto all'albo professionale. 

3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola, e 
dei convertitori della corrente continua in-corrente alternata, con indicazione di 
modello marca e numero di matricola. 

4. Certificato di collaudo dell'impianto. 

5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [vedi Allegato A4] 

6. Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell'’officina elettrica. 


In merito alla proprietà dell’immobilèsove è stato installato l’impianto fotovoltaico, e 

alle autorizzazioni conseguite, allega alla domanda anche la seguente documentazione: 

7. Dichiarazione di essere piòprietario dell’immobile destinato alla installazione 
dell’impianto, ovvero autorizzazione alla installazione dell’impianto sottoscritta 
dali proprietario/i dell'immobile; 

8. Copia del permesso dî costruire ottenuto per la installazione dell’impianto, 
ovvero copia della denuncia di inizio attività. Qualora non sia necessario né il 
permesso di costruire, né la denuncia di inizio attività, esplicita dichiarazione in 
tal senso. 


Per identificare dn maniera univoca il punto di connessione dell’impianto alla rete 
elettrica e permettere la comunicazione delle misure necessarie al rilascio 
dell’incentivaZiohe, allega alla domanda la seguente documentazione: 

I. Copiasdella comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al 
soggetto responsabile il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, 
dellà deliberazione n. 111/06. (Qualora il codice identificativo di cui all’articolo 
37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai predetti fini 
le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito 
per impresa distributrice). 
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Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile 


L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve inviare=te 
comunicazioni utficiali è il seguente: nome e cognome ................. Via 0. ; 
CAP............. , COMUNE.............., provincia .......... , telefono/i ...................... fan... , 


Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire l’istruttoria relativa 


all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a seguire l'istruttoria relativa 
all’impianto in oggetto è (se /fende avvalersi di un referente tecnico); nome e cognome 


del referente tecnico .................. , società (eventuale) ............. NV via...) 
CAP............. , COMUNE ............. , provincia .............. , telefonofi \.................... , fax 
TORE , e-mail 

Datai.o iena Fifa... 


BAER 


La presente domanda, riportante l’intestazione £GSE - Incentivazione impianti 
fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007”, corredata della documentazione 
allegata, dovrà essere inoltrata al Gestore dei servizi” elettrici - GSE Spa, nella sede di 
Viale M.Ilo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 2, 
comma ], lettera i), del DM 19 febbraio 2007 

Ai fini del rispetto dei tempi di cui all’atticolo 5, commi 4 e 5, del DM 19 febbraio 
2007, costituisce riferimento la data di inoltro della domanda che, nel caso di inoltro a 
mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data 
di ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da 
quest’ultimo registrata. 


Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 


Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all'ammissione alle “tariffe 
incentivanti” di cui al DM 19 febbraio 2007. 

Titolare del trattamento dei datibèil Gestore dei servizi clettrici - GSE S.p.A. con sede legale in viale 
M.lIlo Pilsudski, 92 — 00197,Roma, nella persona dell’ Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo 
si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie 
per dar seguito alla richiesta di ammissione alle “tariffe incentivanti”. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e 
successive modificazioni c integrazioni — nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto 
decreto - anche coml'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del soggetto attuatore c/o 
da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. 

Il confcrimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della 
ammissibilità alle “tariffe incentivanti” previste dal DM 19 febbraio 2007. 

Ai sensi dell’articolo 7 del D.Igs. n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. 

Ha anche\Vil diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al 
loro trattamento. 

Haaltresi il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a 
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 

Per quanto sopra, il soggetto responsabile può rivolgersi al Direttore pro tempore della Direzione 
Operativa del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del 
soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 — 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del 
trattamento dci dati che riguardano lc attività di cui al presente documento. 

I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 14, 
comma 1 e 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e 
successive modificazioni c integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti sc non 
in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. 
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Allegato Alp 


RICHIESTA PER LE “TARIFFE INCENTIVANTI” PREVISTE DAL 
DECRETO MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 2007 

[ IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO TRA IL 1° OTTOBRE 2005 E LA DATA DI 
ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER 
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 APRILE 2007, N. 90/07] 


Il sottoscritto... nato d............ ve. , dl 
seta residente a ..................... Lin via i.e ACAP ........, 
COINUMG sr niiiaiin , provincia LL... , codice 
fiscale . sata uu .000, eventuale partita IVA.LA,Z.......... , In 


qualità dii sospetto esponiatile dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente 
domanda ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, léttera h), del DM 19 
febbraio 2007, 

[da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica] 


oppure 
Il sottoscritto... nato a............... , il 
sntradia, residente a ..................... , in via las CAP out 
COMUNE sro praline ai ie . provincia). .}%............, legale rappresentante 
del/della;;.iunscies rie ilo ia) Ubicato/a in via............ : 
CAP ) COMUNE... i... ud... , provincia... ............... , codice 
fiscale ............... cui, eventuale partita IVA................... , In 


qualità di soggetto tespongaile dell’impianto fotovoltaico oggetto della presente 
domanda ai sensi di quanto previsto dall’afticolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 
febbraio 2007, 

[da compilare se il soggetto responsabile è un soggetto giuridico, un soggetto pubblico 
o un condominio] 


RICHIEDE 


a) di essere ammesso al rilascio della pertinente tariffa incentivante prevista dal DM 19 
febbraio 2007, come/risultante dalla documentazione allegata, per l’impianto 


fotovoltaico denominate”... di potenza nominale 
(o massima, o di picco, o di targa) pari a ............... kW, ubicato nel comune di 
ve sp CAPO rido , (provincia di ...... ), in 
viel ae sO. località 0. j 


b) che intende usufruire dell’incremento di cui all’articolo 6. comma 4, lettera a) del 
DM 19 febbraio 2007 e s'impegna a trasmettere al GSE al termine di ogni anno 
solare, eritto il 31 marzo dell’anno successivo, la documentazione necessaria a 
dimestrare la sussistenza, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di 
auteproduttore [cancellare se non richiesto], 


'Aaj sensi dell'articolo 2, comma 1, punto g, del DM 19 febbraio 2007, si intende per data di entrata in 

esercizio di un impianto fotovoltaico la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le 

seguenti condizioni: 

# l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico: 

- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata 
o ceduta con la rete; 

- risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica; 

- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti. 
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che il predetto impianto fotovoltaico 
non beneficia né ha mai beneficiato delle tariffe di cui ai DM 28 luglio 2005>e 6 
febbraio 2006, e dichiara altresi di rispettare tutti gli altri obblighi previsti dal'DM 19 
febbraio 2007 e dalla deliberazione n. 90/07, pena la non ammissibilità alle’ tariffe 
incentivanti. 


Per la verifica dei requisiti tecnici e documentali previsti per l’individuazione della 
pertinente tariffa incentivante, allega alla presente domanda las/sotto elencata 
documentazione prevista dall’allegato 4 al DM 19 febbraio 2007: 

I. Documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato, in conformità alla 
norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale. 
La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di 
dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto-iiformatico volte a fornire, 
attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi 
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto 
dichiarato ai sensi della lettera d) della allegatà7dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio. 

2. Scheda tecnica di impianto [vedi Allegato A2y.firmata da professionista o tecnico 
iscritto all’albo professionale. 

3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola, e 
dei convertitori della corrente continia\in corrente alternata, con indicazione di 
modello marca e numero di matricola 

4. Certificato di collaudo dell'impianto. 

5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [vedi Allegato A4p/ 

6. Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell’officina elettrica. 


In merito alla proprietà dell’imigobile, ove è stato installato l'impianto fotovoltaico, e 

alle autorizzazioni conseguite; allega alla domanda anche la seguente documentazione: 

7. Dichiarazione di esseresproprietario dell’immobile destinato alla installazione 
dell’impianto, ovvero“autorizzazione alla installazione dell’impianto sottoscritta 
dal’i proprietario/i dell'immobile; 

8. Copia del permesso di costruire ottenuto per la installazione dell’impianto, 
ovvero copia della denuncia di inizio attività. Qualora non sia necessario né il 
permesso diccostruire, né la denuncia di inizio attività, esplicita dichiarazione in 
tal senso. 


Per identificarè in maniera univoca il punto di connessione dell’impianto alla rete 
elettrica € permettere la comunicazione delle misure necessarie al rilascio 
dell’incentivazione, allega alla domanda la seguente documentazione: 

I. Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al 
soggetto responsabile il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, 
della deliberazione n. 111/06. (Qualora il codice identificativo di cui all’articolo 
37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai predetti fini 
le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito 
per impresa distributrice). 
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Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile 


L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve inviare le 


comunicazioni ufficiali è il seguente: nome e cognome ................. 3 VIa Lui 3 
CAP... COMUNE. ............. . provincia .......... , telefono/i ..................... , fax ...... , 
e-mail 033 


Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire l’istruttoria relativa 
all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a seguire l’istruttoria’relativa 
all'impianto in oggetto è (se intende avvalersi di un referente tecnico): nome, e cognome 


del referente tecnico .................. , società (eventuale) ..............., via W..........., 
CAP............. comune ............. , provincia ............. 3 telefono/i a , fax 
Cer e-mail .......... 
Daldz:cira ars Firma... 
Ark 


La presente domanda, riportante l'intestazione “GSE -- Incentivazione impianti 
fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007”, corfedata della documentazione 
allegata, dovrà essere inoltrata al Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, nella sede di 
Viale M.Ilo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera 1) del DM 19 febbraio 2007. 

Ai fini del rispetto dei tempi di cui all’articolo 4,‘comma $, del DM 19 febbraio 2007, 
costituisce riferimento la data di inoltro della domarida che, nel caso di inoltro a mano o 
tramite corriere o tramite posta prioritaria o(poOsta ordinaria, coincide con la data di 
ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da 
quest’ultimo registrata. 


Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 


Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all’ ammissione alle “tariffe 
incentivanti” di cui al DM 19 febbraio 2007. 

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. con sede legale in viale 
M.Ilo Pilsudski, 92 — 00197 Roma, mellaypersona dell’ Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo 
si informa che i dati forniti sarannovutilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie 
per dar seguito alla richiesta di ammissione alle “tariffe incentivanti”. 

Il trattamento dei dati personali È realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e 
successive modificazioni e integrazioni — nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del suddetto 
decreto - anche con l’ausilio di’ strumenti informatici, ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o 
da soggetti terzi che abbiano\con esso rapporti di servizio. 

Il conferimento dei datitda-sparte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della 
ammissibilità alle “tatiffoincentivanti” previste dal DM 19 febbraio 2007. 

Ai sensi dell’articolo 7del D.Igs. n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. 

Ha anche il diritto=di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco è opporsi al 
loro trattamento. 

Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a 
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario 0 di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 

Per quafito sopra, il soggetto responsabile può rivolgersi al Direttore pro tempore della Direzione 
Operativa del Gestore dei servizi elettrici —- GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del 
soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 — 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento. 

T)dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 14, 
comma 1 e 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e 
successive modificazioni c integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non 
in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. 
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Scheda tecnica finale di impianto Allegato A2 


UBICAZIONE DELL'IMPIANTO 


Numero Identificativo 


Denominazione: 


Regione Provincia Comune | 
ndirizzo Civico CAP 
Località 


CARATTERISTICHE GENERALI 


L'impianto è entrato in esercizio come: 


nuova costruzione O data di entrata in esercizio 
rifacimento totale O impianto preesistente entrato in esercizio il * 
potenziamento O impianto preesistente entrato in esercizio il * : 
SI] indicaro il numero Lo | 
potenziamento di un'impianto già incentivato in conto energia? dell'impianto 
NnoD 
Potenza nominale prima dell'intervento: IAA 
Media della produzione dei due anni solari precedenti l'intervento di potenziannento: kh 
Potenza nominale installata ** (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva): LI 
Produzione annua attesa (nel caso di potenziamento dichiarare solo quellaraggiuntiva) KVVh 
* Data di primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica 
** Corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituentil'impianto 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO, DEI MODULI FOTOVOLTAICI 
Il generatore fotovoltaico è montato su una struttura: 
Fissa O Mobile ad un asse orizzontale O 
Orientamento gr. (Sua= 0, Est = -90, Ovest = +90) Mobile ad un asse verticale O 
Inclinazione gr. (Rispetto all'orizzonte) Mobile a due assi O 
GOSTO DELL'IMPIANTO 
Al fine di consentire l'effettuazione del monitoraggio tecnologico previsto all'articolo 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007 
fornitura moduli € 
fornitura inverter € 
resto fornitura, installazione e progettazione € 
costo tétale dell'impianto € costo specifico EN 


TIPOLOGIA DEL SITO / IMPIANTO 
Abitazione privata 


Condominio 
Scuola pubblica o paritaria di 


qualsiaSiordife e grado Manufatto industriale e/o commerciale 


Infrastruttura ricettiva o alberghiera Struttura sanitaria pubblica 


O0 0 


Azienda agricola o agrituristica Uffici e/o attività del terziario 


Impianto i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti (sulla base 
dell'ultimo censimento istat) (| 


Impianto integrato in superfici esterne di strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in 
eternit o amianto Ol 


Altro (specificare): 


OOo 0a 
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CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE 


Bassa Tensione (BT) [] 


Protezioni di interfaccia: 
Integrata nel convertitore cc/ca —_ [] Esterna al convertitore cc/ca O 


Media Tensione (MT) O Tensione nominale: 


Conforme alla norma CEI 11-20 e ai regolamenti del Gestore di rete O 
{da compilere solo in caso di protezione d'interfaccia esterna al convertitore) 


Modello/i della protezione d'interfaccia esterna: 


TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE (articolo 2, comma 1, DM 19 febbraio 2007) 


Non integrato architettonicamente (b1) 


Impianto installato a terra 


si O Ol 


Parzialmente integrazione architettonica (b2) 


O Tipologia 
specifica 1 


Moduli fotovoltaici installati su tetti piani c terrazze sdivedifici c 
fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale) la quota 
massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare 
non superiore all’altezza minima della stessa balaustra 


Tipologia 
specifica 2 


oduli fotovoltaici installati su tetti, coperture,/facciate, balaustre o 
parapetti di edifici c fabbricati in modo complanarc'alla superficie di 
appoggio senza la sostituzione dei materiali che-tostituiscono le superfici 
d’appoggio stesse. 


Tipologia 
specifica 3 


Moduli fotovoltaici installati su elementi di yarredo urbana, barriere 
acustiche. pensiline, pergole e tettoie in m©do complanare alla superficie 
di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le 
superfici d’appoggio stesse. 


architettonicamente (b3) O 


Tipologia 
pecifica 1 


Tipologia 
specifica 2 


lipologia 
pecifica 3 


Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, fucciale di 
edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima 
inclinazione c funzionalità afehitettonica della superficie rivestita 


Pensiline, pergole e tettoie ‘in cui la struttura di copertura sia costituita 
dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto 


Porzioni della copertura di edifici in cui 1 moduli fotovoltaici 
sostituiscano il'“»uiateriale trasparente o semitrasparente atto a 
permettere l’illiminamento naturale di uno o più vani interni 


Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano 
sostituiti da moduli fotovoltaici 


Flementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione 
solare.degli clementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici 


ogia 
specifica 7 


Yfansisole i cui clementi strutturali siano costituiti dai moduli 
fotovoltaici c dai relativi sistemi di supporto 


Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli 
clementi di rivestimento c copertura 


lipologia 
pecifica 8 


Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostiluiscano o integrino le 
superfici vetrate delle finestre stesse 


ipologia 


Peritica 9 


Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli clementi 
strutturali delle persiane 


ipologia 
specifica 10 


Qualsiasi superficie descritta nelle tipolozie precedenti sulla quale i 
moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla 
superficie stessa 


Superficie lorda occupata dall'impianto: 
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CARATTERISTICHE DEI MODULI FOTOVOLTAICI (da compilare per ciascun tipo di modulo) 


silicio monocristallino 


Marca e modello: 
Numero di moduli: 


Potenza del modulo: 


n | silicio policristallino 


_____________W] 


O] film sottile O] Altro 4 © 
Certificazione CEI EN 61215 O 
Certificazione CEI EN 61646 O 


Superficie totale dei moduli: 


CARATTERISTICHE DEI CONVERTITORI (da compilare per ciascun tipo di inverter) 


Marca e modello: 


Numero di convertitori: 


LL 


Tensione (Vca) in uscita dal convertitore: 


Tensione a vuoto (Voc) in ingresso al convertitore (condizioni STC): 


Certificazion&CE!, IEC. ecc. DC] 


(replicare la sezione per ogni tipo di modulo fotovoltaico 0 convertitore) 


MODALITA' DI CONNESSIONE ALLA RETE 


Si avvale del servizio di scambio sul posto? 


Da compilare solo per gli impianti di potenza fino a 20 KW 


stO/ No DC 


Da compilare per i soggetti responsabili che non hanno scelto il servizio di scambio sul posto 


L'energia elettrica prodotta dall'impianto coincide con quella immessa in rete? 


Denominazione del gestore di rete elettrica locale: 


(Qualora il predetto codice identificativo non sia disponibile, 


Codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06: 


le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice) 


Attenzione tale informazione risulta necessaria al rilascio dell'incentivo 


TECNICO RESPONSABILE 


Nome 


Cognome 


Sacietà 


Regione 


Indirizzo 


Provincia 


Comune 


(| 


Civico CAP 


Recapiti telefonici 


Dichiarazione.del:Tecnico responsabile della documentazione finale di progetto: 


Il sottoscritto 


iano il.................., dichiara di possedere i requisiti e le 
competenze stabilite dalla vigente legislazione per lo sviluppo della documentazione finale di progetto. 
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Scheda tecnica finale di impianto Allegato A2p 


UBICAZIONE DELL'IMPIANTO 


Numero Identificativo 


Denominazione: 


Regione Provincia Comune 
ndirizzo Civico CAP 
Località 


GARATTERISTIGHE GENERALI 


L'impianto è entrato in esercizio come: 


nuova costruzione O data di entrata in esercizio 
rifacimento totale O impianto preesistente entrato in esercizio il * : 
potenziamento O impianto preesistente entrato in esercizio il * 
SI E indicare il numero 
potenziamento di un'impianto già incentivato in conto energia? dell' impianto 
N5 D] 
Potenza nominale prima dell'intervento: KW 
Media della produzione dei due anni solari precedenti l'intervento di potenziamento: kh 
Potenza nominale installata ** (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva); LA 
Produzione annua attesa (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva): IAMh 
* Data di primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica 
** Corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI 
Il generatore fotovoltaico è montato su una struttura: 
Fissa Ol Mobile ad un asse orizzontale CD 
Orientamento gr. (Sud = D, Est = -90, Ovest = +90) Mobile ad un asse verticale O 
Inclinazione gr. (Rispetto all'orizzonte) Mobile a due assi O 


COSTO DELL'IMPIANTO 


Al fine di consentire l'effettuazione del monitoraggio tecnologico previsto all'articolo 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007 


fornitura moduli € 
fornitura inverter € 
resto della fornitura, installazione e progettazione € 
costo totale dell'impianto € costo specifico [|] «KW 


TIPOLOGIA DEL SITO / IMPIANTO 
Abitazione privata 


Condominio 


Scuola pubblica o paritartatdi 


qualsiasi ordine e grado Manufatto industriale e/o commerciale 


Infrastruttura ricettiva o alberghiera Struttura sanitaria pubblica 


O0 dd 
O0 Od 


Azienda agricola o\agrituristica Uffici e/o attività del terziario 


Impianto i cuissoggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti (sulla base dell'ultimo 
censimento Îstat) O 


Impianto.integrato in superfici esterne di strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o 
amiantò O 


Altro (specificare): 
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CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE 


Bassa Tensione (BT) [] Media Tensione (MT) O Tensione nominale: 
Protezioni di interfaccia: 
Integrata nel convertitore cc/ca O Esterna al convertitore cc/ca 


Conforme alla norma CEl 11-20 e ai regolamenti del Gestore di rete 
(da compilere solo in caso di protezione d'interfaccia estera al convertitore) 


Modello/i della protezione d'interfaccia esterna: 


TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE (articolo 2, comma 1, DM 19 febbraio 2007) 


Non integrato architettonicamente (b1) O 
Impianto installato atera = SI DC] O NO Altro 
Parzialmente integrazione architettonica (b2) O 
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze ‘di “edifici e 
Tipologia fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale.) la quota 
specifica 1 massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare 
non superiore all’altezza minima della stessa balaustra 
Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, /facciate, balaustre o 
Tipologia parapetti di edifici e fabbricati n modo complafiare ‘alla superficie di 
specifica 2 appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici 
d’appoggio stesse. 
Moduli fotovoltaici insiallati su elementi’ di arredo urbano, barriere 
O Tipologia acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie 
specifica 3 di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le 
superfici d’appoggio stesse. 
Integrato architettonicamente (b3) O 
diasiana Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di 
O dea edifici e fubbricali con moduli fotovoltaici aventi la medesima 
specifica 1 VARO . n ; : e ; 
inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestila 
O Tipologia Pensiline, pergole*e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita 
specifica 2 dai moduli fotovoltàci c dai relativi sistemi di supporto 
sh: . Porziom. dellasecopertura di edilici in cui 1 moduli fotovoltaici 
ipologia Bois i i | 
O srecilica3 sostiluiscanò. îl materiale trasparente 0 semitrasparente atto a 
ù permetterekilluminamento naturale di uno o più vani interni 
DU Tipologia Barriere, acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano 
specifica 1 sostituiti da moduli fotovoltaici 
O Tipologia Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione 


specifica 5 


selare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici 


pa ‘ipologia 
specifica 6 


Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli 
fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto 


Tipologia 
O specifita7 


Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli 
elementi di rivestimento e copertura 


O l'ipolegia 
specilica 8 


Finestre in cul i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le 
superfici vetrate delle finestre stesse 


DL Tipologia 
specifica 9 


Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi 
strutturali delle persiane 


Tipologia 
specifica 10 


Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i 
moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento 0 copertura aderente alla 
superficie stessa 


Superficie lorda occupata dall'impianto: mq 
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CARATTERISTICHE DEI MODULI FOTOVOLTAICI (da compilare per ciascun tipo di modulo) 


silicio monocristallino —(] silicio policristallino O film sottile (n Altro] 


Marca e modello: Certificazione CEI EN 61215 O 
Numero di moduli: Certificazione CEI EN 61646 E] 


Potenza del modulo: W Superficie totale dei moduli: ma 


CARATTERISTICHE DEI CONVERTITORI (da compilare per ciascun tipo di inverter) 


Certificazione CEI, IE ecc. Dl 


Marca e modello: 


Numero di convertitori: 


Tensione a vuoto (Voc) in ingresso al convertitore (condizioni STC): 


Tensione (Vca) in uscita dal convertitore: 


(replicare la sezione per ogni tipo di modulo fotovoltaico o convertitore) 


MODALITA' DI CONNESSIONE ALLA RETE 


Da compilare solo per gli impianti di potenza fino a 20 KW 


Si avvale del servizio di scambio sul posto? stO NoOQ 


Da compilare per i soggetti responsabili che non hanno scelto il servizio di scambio sul posto 


L'energia elettrica prodotta dall'impianto coincide con quella immessa in rete? st DO No CD 


Denominazione del gestore di rete elettrica locale: 


Codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06: 
{Qualora il predetto codice identificativo non sia disponibile, 
le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univotamenhte definito per impresa distributrice) 


Attenzione: tale informazione risulta necessaria al rilascio dell'incentivo 


RIDUZIONI DELLE TARIFFE INCENTIVANTI 
Ai fini dell'eventuale riduzione delle tariffe‘incentivanti di cui all'articolo 10, comma 1, del DM 28 luglio 2005, dichiara che 


beneficia della detrazione fiscale (articolo 2, comma 5, legge 27/12/2002, n. 289)? SI Do 


TECNICO RESPONSABILE 


Nome Cognome Società 


Regione Provincia Comune 


Indirizzo Civico CAP 


Recapiti telefonici Fax email 


Dichiarazione del Tecnico responsabile della documentazione finale di progetto: 


Il'sottoseritto:...... NAV liacle laiza MAto:di. cri ilcontenaze , dichiara di possedere i requisiti e le competenze stabilite 


dalla vigente legislazione per lo sviluppo della documentazione finale di progetto. 


Firma del Tecnico Responsabile 
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Allegato A3a, 


DOMANDA DI AMMISSIONE AL “PREMIO PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA” 
PREVISTO DALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO MINISTERIALE 19 


FEBBRAIO 2007 

Il sottoscritto... Delo Amii AI 
I ., residente a ...................0..., In Via ......00 000. No]... CAP... 
COMUN li ) provincia Li. N , codice 
fiscale . 0 000, eventuale partita IVA................... in 


qualità di ‘soggetto ‘responsabile dell’impianto fotovoltaico eggetto della presente 
domanda ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma, lettera h), del DM 19 
febbraio 2007, 

[da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica] 


oppure 

Il: GSOOSGHio arena attore rien DA: Bisrririonerasinzio AI 

RIA legale rappresentante del/della .......0000 

ubicato/a in VIA... ......... DANTE CAR 

COME: iii ; provinttm xy codice fiscale 
..., eventuale partita IVA. siadbebosseniun da , in qualità di 


soggetto responsabile dell’ impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 
febbraio 2007, 

[da compilare se il soggetto responsabile è un soggetto giuridico, un soggetto pubblico 
o un condominio | 


RICHIEDE 


di essere ammesso, previa) verifica di ammissibilità da parte del soggetto attuatore, al 
“premio” previsto dall’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007 per l’impianto fotovoltaico 


denominato ............0.0.. 0 di potenza nominale (o massima, o di 
picco, o di targa) pari a ............ kW, ubicato nel comune di 
CRETA o, È PROTRAE INE er 3 CAP, ; (provincia di ......), in via 
Lee lee . N....., località ui nni 
caratterizzato dal numero identificativo ......., a cui è stata attribuita la concessione alle 


“tariffe incentivanti” nel rispetto di quanto previsto dal DM 19 febbraio 2007 e dalla 
deliberazione n. 90/07 


a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, 


1% di possedere in qualità di soggetto responsabile i requisiti di cui all’articolo 3, del 
DM 19 febbraio 2007 ed in particolare di ricadere nella categoria [barrare /a 
categoria di competenza). 

a) persone fisiche; 

b) persone giuridiche; 

c) soggetti pubblici 

d) condomini di unità abitative e/o di edifici; 
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2. che l’impianto in oggetto rispetta tutti i requisiti per l’ammissibilità al premio 
previsti dal DM 19 febbraio 2007 e che non ha avuto accesso alle tariffe incentivanti 
di cui al medesimo decreto per effetto di un intervento di potenziamento, 


3. che l’impianto fotovoltaico in oggetto di potenza nominale non superiore a 20kW' si 
avvale del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione dell’ Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06; 


4. che l’impianto in oggetto è destinato ad alimentare, anche parzialm@nte, utenze 
ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti 
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive 
modificazioni e integrazioni; 


5. che l’edificio o unità immobiliare di cui al precedente puntov4 è dotato di un 
attestato di certificazione energetica / qualificazione energética, rilasciato in data 
suli lla ili iii ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 
192 e successive modificazioni e integrazioni; 


6. che in data. ............... , successiva alla data di entrata in 
esercizio dell’impianto fotovoltaico, ha effettuato 4nterventi tra quelli individuati 
nell’attestato di certificazione energetica / qualificazione energetica di cui al punto 
5, che hanno permesso di conseguire, al netto dégli eventuali miglioramenti dovuti 


all’installazione dell’impianto fotovoltaico, vina)riduzione del ......... [almeno il 
10%] dell’indice di prestazione energetitav di calcolo dell’edificio o unità 
immobiliare; 


7. che in seguito alla realizzazione degli intérventi di cui al punto 6, l’edificio o unità 
immobiliare è stato dotato di un nuovo attestato di certificazione energetica / 
qualificazione energetica, rilasciati data ...... i ai 
sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni e 
integrazioni, che dimostra la riduzione di cui al punto 6; 


8. di impegnarsi ad inviare al soggetto attuatore in caso di rescissione del contratto di 
scambio sul posto, entro 30.giorni dall’invio della comunicazione di rescissione del 
medesimo contratto all'impresa distributrice competente, copia della suddetta 
comunicazione; 


E DICHIARA ALTRESÌ 


9. di avere/non avere,[cancellare la parte non pertinente] usufruito in precedenza di 
altri premi di cui all'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007; 


10. che il premiordi cui all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007 di cui ha usufruito per 
effetto didemande precedenti alla presente aveva comportato una maggiorazione 
delle tafiffe incentivanti pari al ......... % e comunque inferiore al limite massimo 
cumulato del 30% di cui all’articolo 7, commi 5 e 6 del medesimo decreto 
[cancellare se non pertinente], 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 


Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione al “premio” previsto 
dall’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, la seguente documentazione: 


- Attestato di certificazione energetica/qualificazione energetica di cui abpunto 5; 


- Relazione tecnica in merito agli interventi effettuati di cui al punto, 6, asseverata da 
professionista abilitato; 


- Attestato di certificazione energetica/qualificazione energeticati cui al punto 7, 
redatto con la medesima metodologia utilizzata per l’attestato di certificazione 
energetica/qualificazione energetica di cui al punto 5. 
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RARA 


La presente domanda, riportante l’intestazione “GSE — Premio impianti fotovoltaici al 
sensi del DM 19 febbraio 2007”, corredata della documentazione allegata, dovrà essére 
inoltrata al Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, nella sede di Viale M.Ilo Pilsudski 
92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 1), debDM 
19 febbraio 2007. La domanda deve essere inoltrata a mezzo di plico raccomandato con 
avviso di ricevimento o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria o consegnata a 
mano o consegnata tramite corriere. 

Ai fini del rispetto dei tempi di cui all’articolo 7, comma 7.1, dell’ Allegato A alla 
deliberazione dell’ Autorità n. 90/07, costituisce riferimento la data, di inoltro della 
domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o 
posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domandasmedesima da parte 
del soggetto attuatore, come da quest’ultimo registrata. 


Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 


Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all'ammissione al “premio” 
di cui al DM 19 febbraio 2007. 

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi elettrici" GSE S.p.A. con sede legale in viale 
M.llo Pilsudski, 92 — 00197 Roma, nella persona dell’ Amministratore Delegato pro tempore. AI riguardo 
si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie 
per dar seguito alla richiesta di ammissione al “premio”. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso4le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e 
successive modificazioni e integrazioni — nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del suddetto 
decreto - anche con l’ausilio di strumenti informatici/ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o 
da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. 

Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della 
ammissibilità al “premio” previsto dal DM 19febbraio 2007. 

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il'soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. 

Ha anche 1l diritto di farli aggiornare, Ifitegrare, rettificare o cancellare, chiederne 11 blocco e opporsi al 
loro trattamento. 

Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a 
fini di informazione commerciale\o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 

Per quanto sopra, il soggetto Yesponsabile può rivolgersi al Direttore pro tempore della Direzione 
Operativa del Gestore dei Servizi elettrici - GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del 
soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 — 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati che/rig4ardano le attività di cui al presente documento. 

I dati forniti dal soggette responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 14, 
comma 1 e 15, comma.l, del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e 
successive modificazioni c integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non 
in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. 
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Allegato A3b 


DOMANDA DI AMMISSIONE AL “PREMIO PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA” 
PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 8$, DEL (DECRETO 
MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 2007 


Il. | SOttosciitto.... oasi a nato 24... , Il 
i residente a DE invia. fa l.... a CAP .......,, 
28 ]0A[111! < PRO PRO SOE BRA OE COUDE E REIOT TOTRTOTT provincia . 4 seta n LOOIOE 
fiscale Pa eventuale partit IVA. dai in 


qualità. di soggetto ‘responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente 
domanda ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 
febbraio 2007, 

[da compilare se il soggetto responsabile è una personafisica] 


oppure 

Il  sottoscritto.............. ZA nato a...................... , Il 

sisi legale rappresentante dellla... la 

ubicato/a in VIa. Va CAP: leda 

COMUDNE........... ; provincia.................. : codice il 
..., eventuale partita IVA................... , in qualità di 


soggetto ‘responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai 
sensi di quanto previsto dall’articelo)2, comma 1, lettera h), del DM 19 febbraio 2007, 
[da compilare se il soggetto responsabile è un soggetto giuridico, un soggetto pubblico 
o un condominio] 


RICHIEDE 


di essere ammesso, prevîa verifica di ammissibilità da parte del soggetto attuatore, al 
“premio” previsto dall*articolo 7 comma 8 del DM 19 febbraio 2007 per l’impianto 


ILE ZERO AOP cinici ina , di potenza nominale (0 
massima, o di picco, o di targa) pari a ................ kW, ubicato nel comune di 
Lul i SAP a , (provincia di ......), in via 
Ce 1, EIA RE EAT È Di, località dig ir, aa 
caratterizzato\dal numero identificativo ......., a cui è stata attribuita la concessione alle 


“‘tariffe incentivanti” nel rispetto di duantò previsto dal DM 19 febbraio 2007 e dalla 
deliberazione n. 90/07 


a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, 

IN possedere in qualità di soggetto responsabile i requisiti di cui all’articolo 3, del 
DM 19 febbraio 2007 ed in particolare di ricadere nella categoria [barrare /a 
categoria di competenza]. 

a) persone fisiche; 

b) persone giuridiche; 

c) soggetti pubblici 

d) condomini di unità abitative e/o di edifici; 
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2. che l’impianto in oggetto rispetta tutti i requisiti per l’ammissibilità al premio 
previsti dal DM 19 febbraio 2007 e che non ha avuto accesso alle tariffe incentivanti 
di cui al medesimo decreto per effetto di un intervento di potenziamento; 


3. che l’impianto fotovoltaico in oggetto di potenza nominale non superiore a 204kW si 
avvale del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione dell’ Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06; 


4. che l’impianto in oggetto è destinato ad alimentare, anche parzialmente, utenze 
ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, \eome definiti 
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive 
modificazioni e integrazioni; 


5. che per l’edificio o unità immobiliare di cui al precedente/punto 4 sussistono i 
requisiti di cui all’articolo 7 comma 8 del DM 19 febbraio 2007; 


6. che l’edificio o unità immobiliare di cui al precedente“punto 4 è dotato di un 
attestato di certificazione energetica / qualificazione energetica, rilasciato in data 
RR RICO ITER TORO ai sensi del decreto.legislativo 19 agosto 2005 n. 
192 e successive modificazioni e integrazioni, ‘ehe dimostra che l’indice di 
prestazione energetica dell’edifico è inferiore dicCalmeno il 50% rispetto ai valori 
riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, e successive modificazioni e integrazioni; 


7. di impegnarsi ad inviare al soggetto attuateré;in caso di rescissione del contratto di 
scambio sul posto, entro 30 giorni dall’invio/della comunicazione di rescissione del 
medesimo contratto all’impresa distributrice competente, copia della suddetta 
comunicazione. 


EI 


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 


Alla presente domanda/viéne allegato, pena la non ammissione al “premio” previsto 
dall’articolo 7, comma», del DM 19 febbraio 2007, l’attestato di certificazione 
energetica/qualificazione energetica di cui al punto 6. 
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RA 


La presente domanda, riportante l’intestazione “GSE — Premio impianti fotovoltaici ai 
sensi del DM 19 febbraio 2007”, corredata della documentazione allegata, dovtà,éssere 
inoltrata al Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, nella sede di Viale M.IloPilsudski 
92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, letterà1) del DM 
19 febbraio 2007. La domanda deve essere inoltrata a mezzo di plico ractomandato con 
avviso di ricevimento o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria consegnata a 
mano o consegnata tramite corriere. 

Al fini del rispetto dei tempi di cui all’articolo 7, comma 7.1, dell’ Allegato A alla 
deliberazione dell’ Autorità n. 90/07, costituisce riferimento la data di inoltro della 
domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tfamite posta prioritaria 0 
posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte 
del soggetto attuatore, come da quest’ultimo registrata. 


Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 


Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all’ ammissione al “premio” 
di cui al DM 19 febbraio 2007. 

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi elettrici — GSE S.p.A. con sede legale in viale 
M.llo Pilsudski, 92 — 00197 Roma, nella persona dellìAmministratore Delegato pro tempore. AI riguardo 
si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con\lé modalità e le procedure strettamente necessarie 
per dar seguito alla richiesta di ammissione al “premio”. 

Il trattamento del dati personali è realizzato atttaverso le operazioni previste dal D.Igs. n. 196/03 e 
successive modificazioni e integrazioni — nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del suddetto 
decreto - anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o 
da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. 

Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della 
ammissibilità al “premio” previsto dalDM'19 febbraio 2007. 

Ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n6196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i suoi dati &come vengono utilizzati. 

Ha anche 1l diritto di farli aggiofnare, Integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al 
loro trattamento. 

Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano. previsto a 
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 

Per quanto sopra, il soggetto responsabile può rivolgersi al Direttore pro tempore della Direzione 
Operativa del Gestofe, dei servizi elettrici — GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del 
soggetto attuatore.in viale M.llo Pilsudski, 92 — 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati\che riguardano le attività di cui al presente documento. 

I dati forniti dal‘soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 14, 
comma 1 e 1Sicomma 1, del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e 
successive Modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non 
in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. 
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Allegato A4 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 


(ai sensi dell’Allegato 4, comma 5, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e D.P.R. 
n. 445/2000) 


(compilare se persona fisica) 


Il sottoscritto nato a ( ) il e residente a ( ) in via n. 
, in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico da kW )installato 
presso - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n, 445, art. 47, 


consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt 75 e 76 del medesimo decreto — 
dichiara: 


(compilare se persona giuridica o soggetto pubblico 0 condominio) 


Il sottoscritto nato a ( ) Il e residente a ( ) in via n. 

. Quale /egale rappresentante, di (nome di società, ente pubblicovcondominio), Soggetto 
Responsabile dell'impianto fotovoltaico da kW, installato presso - ai sensi e secondo 
le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di\dichiarazioni false o mendaci 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto — dichiara: 


che il soggetto responsabile è (barrare la parte che interessa): 
una persona fisica; 
una persona giuridica; 
un soggetto pubblico; 
un condominio di unità abitative e/o di edifici. 
che la tipologia dell'intervento è (barrare /a parte/che interessa): 
O unanuova costruzione, 
Q un potenziamento, 
Q un rifacimento totale 


che l’impianto fotovoltaico e i relativi tomponenti sono conformi alle disposizioni dell’articolo 4 del 
decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 (di seguito DM 19 febbraio 2007); 


Con riferimento alla tipologia delkimpianto fotovoltaico ed ad un eventuale incremento della tariffa: 


di) in relazione alle tipologie»definite all'articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, lettere b1), 
b2), b3), che l’impianto.fotovoltaico è (barrare /a tipologia e fa tipologia specifica): 


Q della tipologia lettera b1 (impianto fotovoltaico non integrato); 


Q dellatipologia lettera b2 (impianto fotovoltaico parzialmente integrato): 


o tipologia specifica 1: moduli fotovoltaici installati su teîti piani e terrazze di edifici e 
fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita 
all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima 
della stessa balaustra; 


a. tipologia specifica 2: moduli fotovoltaici installati su tefti, coperture, facciate, balaustre o 
parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la 
sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse; 


o tipologia specifica 3: moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere 
acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio 
senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse. 


A della tipologia lettera b3 (impianto fotovoltaico con integrazione architettonica): 


o tipologia specifica 1: sostituzione dei materiali di rivestimento di tefti, coperture, facciate 
di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e 
funzionalità architettonica della superficie rivestita; 
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o tipologia specifica 2: pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura. sia 
costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto; 


o tipologia specifica 3: porzioni della copertura di edifici in cui i moduli *fotovoltaici 
sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a- permettere 
l’illuminamento naturale di uno o più vani interni; 


o tipologia specifica 4: barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano 
sostituiti da moduli fotovoltaici; 


o tipologia specifica 5: elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione 
solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici; 


o tipologia specifica 6: frangisofe i cui elementi strutturali ssiano costituiti dai moduli 
fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto; 


o tipologia specifica 7: balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli 
elementi di rivestimento e copertura; 


o tipologia specifica 8: finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le 
superfici vetrate delle finestre stesse; 


o tipologia specifica 9: persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi 
strutturali delle persiane; 


o tipologia specifica 10: qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale 
i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie 
stessa; 


42) che l'impianto fotovoltaico rientra nei casi (tradi loro non cumulabili) di incremento della tariffa 
indicati nell'articolo 6, comma 4, del DM 19 febbraio 2007, per (barrare la parte di interesse, 
qualora rientra nei casi indicati o cancellare,se non pertinente): 


i impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque 
rdine e grado o una struttura Sanitaria pubblica; 


(0) 


egli involucri di edifici,” fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in 


g 
(o) 
o gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne 
d 
sostituzione di coperturevin eternit o comunque contenenti amianto; 


i impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore 
a 5000 abitanti sulla-base dell'ultimo censimento Istat. 


(ei 
Q 


e) che l'impianto, in relazione alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, 
lettera g), è entrato in esercizio in data (indicare la data di entrata in 
esercizio):............ NSyagi............, € Che: 


» l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; 


>» risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e 
scambiata 0 ceduta con la rete; 


» risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica; 


» risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti; 


f) che-l'impianto (barrare la parte che interessa): 


O operain regime di scambio sul posto; 


9 nonoperain regime di scambio sul posto; 


g) di non incorrere nelle condizioni che, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3 e 4, del DM 19 
febbraio 2007, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all’articolo 
6 e al premio di cui all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007: 


» per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito 
e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto 
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capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo 
dell'investimento in conto capitale (cancellare nel caso il soggetto responsabile sia una scuola 
pubblica di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica); 


l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non 
beneficia e non beneficerà dei: 


a) certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 0), del decreto legislativo) 29 dicembre 
2003, n. 387, 


b) titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo’9, comma 1, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4,del decreto legislativo 
23 maggio 2000, n. 164 (articolo 9, comma 2, del DM 19 febbraio 2007); 


l'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda, entrato in esercizio in data successiva 
al 31 dicembre 2010, non è stato realizzato ai fini del rispetto-diobblighi discendenti dal 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cancellare se non pertinente); 


per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto dellavpresente domanda non è stata 
richiesta la detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima«detrazione; 


di rispettare, nella gestione dell’impianto che ha avuto acGesso alle tariffe incentivanti, gli obblighi 
previsti dall'articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione n( 90707. 


Luogo e data: Il dichiarante: 
- / ] 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 


((ai sensi dell’Allegato 4, comma 5, Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e D.P.Rxy. 445/2000) 


Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 


Dichiaro inoltre di essere informato che i dati da Me forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le 
procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione ‘alle’ “tariffe incentivanti”. Il 
trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/03 
e successive modificazioni e integrazioni — nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del suddetto 
decreto - anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del Gestore dei Servizi 
Elettrici - GSE S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti, di. servizio. 

Il conferimento dei miei dati è obbligatorio in quanto necessario ai/fini della ammissibilità alle “tariffe 
incentivanti” previste dal DM 19 febbraio 2007. 

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Elettrici - GSEyS.p.A. con sede legale in viale M.Ilo 
Pilsudski, 92 — 00197 Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. 

Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/03, ho il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i miei dati e come vengono utilizzati. 

Ho anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e oppormi al loro 
trattamento. Ho altresì il diritto di oppormi gratuitamente altrattamento dei dati personali che mi riguardano, 
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Per quanto sopra, 
posso rivolgermi al Direttore pro fempore della Direzione Operativa del Gestore dei Servizi Elettrici — GSE 
S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del Soggetto Attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 — 00197, 
Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente 
documento. 

| dati da Me forniti potranno essere comunicati ai soggetti di cui all'articolo 14 del DM 19 febbraio 2007, nel 
rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti 
dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni 
normative. 


Luogo e data: Il dichiarante: 
- | / 
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Allegato Ad4p 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 


(ai sensi dell'Allegato 4, comma 5, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e D.P.R. 
n. 445/2000) 


{compifare se persona fisica) 


Il sottoscritto nato a ( ) il e residente a ( ) in via n. 
, in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico da kVVvinstallato 
presso - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.0445, art. 47, 


consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto — 
dichiara: 


(compilare se persona giuridica o soggetto pubblico o condominio) 


Il sottoscritto nato a ( ) il e residente a ( ) in via n. 

, quale /egale rappresentante, di (nome di società, ente pubblico) condominio), Soggetto 
Responsabile dell'impianto fotovoltaico da kW, installato presso - ai sensi e secondo 
le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in casowgi dichiarazioni false o mendaci 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto — dichiara: 


a) che il soggetto responsabile è (barrare la parte che interessa): 
una persona fisica; 
una persona giuridica; 
un soggetto pubblico; 
un condominio di unità abitative e/o di edifici. 

che la tipologia dell’intervento è (barrare la parte/che interessa): 

una nuova costruzione, 
un potenziamento, 
un rifacimento totale 


la conformità dell’impianto fotovoltaicoalle disposizioni dell'articolo 4 del decreto interministeriale 
28 luglio 2005, come modificato«dal.decreto interministeriale 6 febbraio 2006; 


con riferimento alla tipologia dell'impianto fotovoltaico ed a un eventuale incremento della tariffa: 


d1) in relazione alle tipologiedefinite all’articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, lettere b1), 
b2), b3), che l'impianto.fotovoltaico è (barrare la tipologia e la tipologia specifica): 


O della tipologia lettera‘b1 (impianto fotovoltaico non integrato); 


O della tipologia lettera b2 (impianto fotovoltaico parzialmente integrato): 


o tipologia specifica 1: moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e 
fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita 
all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza 
minima della stessa balaustra; 


é Ltipologia specifica 2: moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o 
parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la 
sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse; 


o tipologia specifica 3: moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere 
acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio 
senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse. 


Q dellatipologia lettera b3 (impianto fotovoltaico con integrazione architettonica): 


o tipologia specifica 1: sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate 
di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e 
funzionalità architettonica della superficie rivestita; 
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tipologia specifica 2: pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura..sia 
costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto; 


tipologia specifica 3: porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici 
sostituiscano il materiale frasparente o semitrasparente atto a permettere 
l’illuminamento naturale di uno o più vani interni; 


tipologia specifica 4: barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano 
sostituiti da moduli fotovoltaici; 


tipologia specifica 5: elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione 
solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici; 


tipologia specifica 6: frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli 
fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto; 


tipologia specifica 7: balaustre e parapetti in cui i moduli ‘fotovoltaici sostituiscano gli 
elementi di rivestimento e copertura; 


tipologia specifica 8: finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le 
superfici vetrate delle finestre stesse; 


tipologia specifica 9: persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi 
strutturali delle persiane; 


tipologia specifica 10: qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale 
i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie 
stessa; 


d2) che l’impianto fotovoltaico rientra nei casi (tra\di loro non cumulabili) di incremento della tariffa 
indicati nell'articolo 6, comma 4, del DM “T9»febbraio 2007, per (barrare /a parte di interesse, 
qualora rientra nei casi indicati o cancellare se non pertinente): 


o gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque 
ordine e grado 0 una struttura sanitaria pubblica; 


gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne 
degli involucri di edifici, /fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in 
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; 


gli impianti i cui,‘soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente 
inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat. 


che l'impianto, in relazione alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, 
lettera g), è entrato in esercizio in data (indicare la data di entrata in 


» l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; 


> risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e 
scambiata.o. ceduta con la rete; 


risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica; 


risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti; 


che. llimpianto (barrare la parte che interessa): 
O “opera in regime di scambio sul posto; 


©@ non opera in regime di scambio sul posto; 


ht) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005, articolo 10 
commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui 
all’articolo 6: 


» che non sono né sono stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del 
costo dell'investimento (articolo 10, comma 2, del DM 28 luglio 2005); 
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» che non sono né sono stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma4“Tetti 
fotovoltaici” del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come definito dai. decreti 
del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 
dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001 (articolo 10%XComma 3, 
del DM 28 luglio 2005, integrato dal DM 6 febbraio 2006); 


che non sono né sono stati rilasciati certificati verdi di cui all'articolo 2, comma)1, lettera 0), 
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (articolo 10, comma 4, del DM 28 luglio 
2005); 


che non sussistono i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, 
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall'applicazione 
delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 
164 (articolo 10, comma 5, del DM 28 luglio 2005). 


h2) che il soggetto responsabile (indicare la parte che interessa): 


O beneficia 


O non beneficia 

della detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma S5{della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il cui beneficio comporta una 
riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute’ 


i) di rispettare, nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, gli obblighi 
previsti dall’articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07. 


Luogo e data: Il dichiarante: 


- / / 


— 69 — 


27-4-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 97 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 


(ai sensi dell’Allegato 4, comma 5, Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 D.P.R."n. 445/2000) 


Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n196/03 


Dichiaro inoltre di essere informato che i dati da Me forniti saranno utilizzati,solo con le modalità e 
le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di-ammissione alle “tariffe 
incentivanti”. Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso. le operazioni previste dal 
Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni — nel rispetto delle 
modalità indicate nell’art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed 
è svolto da personale del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE,S:p.A. e/o da soggetti terzi che 
abbiano con esso rapporti di servizio. 

Il conferimento dei miei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della ammissibilità alle 
“tariffe incentivanti” previste dal DM 19 febbraio 2007. 

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi/Elettrici - GSE S.p.A. con sede legale in 
viale M.Ilo Pilsudski, 92 — 00197 Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. 
Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n.4196/03, ho il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i miei dati e come vengono utilizzati. 

Ho anche il diritto di farli aggiornare, integrare; \rettificare o cancellare, chiederne il blocco e 
oppormi al loro trattamento. Ho altresi il diritto-di'oppormi gratuitamente al trattamento dei dati 
personali che mi riguardano, previsto a fini di«informazione commerciale o di invio di materiale 
pubblicitario 0 di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva. Per quanto sopra, posso rivolgermi al Direttore pro 
tempore della Direzione Operativa del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. domiciliato per la 
carica presso la sede del Soggetto Attuatòore in viale M.llo Pilsudski, 92 — 00197, Roma, nella sua 
qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente 
documento. 

| dati da Me forniti potranno essere:\comunicati ai soggetti di cui all'articolo 14 del DM 19 febbraio 
2007, nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e 
integrazioni. Detti dati non sonîoulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto 
da espresse disposizioni normative. 


Luogo e data: Il dichiarante: 
- / / 
07A03657 
AUGUSTA IANNINI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore 


(G703098/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 
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GAZZETTA UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE.DI ABBONAMENTO 


Tipo A Abbonamentoaifascicoli della serie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari: 

(di cui spese di spedizione € 257,04 - {annuale € 438,00 

(di cui spese di spedizione € 128,52, - semestrale € 239,00 
Tipo A1 Abbonamentoai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 

(di cui spese di spedizione € 132,57, - annuale € 309,00 

(di cui spese di spedizione € 66,28 -' semestrale € 167,00 
Tipo B_ Abbonamentoaifascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 

(di cui spese di spedizione € 19,29, - annuale € 68,00 

(di cui spese di spedizione € 9,64 - semestrale € 43,00 
Tipo C Abbonamentoaifascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: 

(di cui spese di spedizione € 41,27, - annuale € 168,00 

(di cui spese di spedizione € 20,63, - semestrale € 91,00 
Tipo D Abbonamentoaifascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 

(di cui spese di spedizione € 15,31 - annuale € 65,00 

(di cui spese di spedizione € 7,65, - semestrale € 40,00 
Tipo E Abbonamentoaifascicoli dellaserie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubblicheamministrazioni: 

(di cui spese di spedizione € 50,02, - annuale € 167,00 

(di cui spese di spedizione € 25,01 - semestrale € 90,00 
Tipo F Abbonamentoaifascicolidellaserie generale, inclusi tuttii supplementi ordinari, edaifascicoli delle quattroseriespeciali: 

(di cui spese di spedizione € 383,93, - annuale € 819,00 

(di cui spese di spedizione € 191,46 - semestrale € 431,00 
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 

delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 264,45 - annuale € 682,00 
(di cui spese di spedizione € 132,22, - semestrale € 357,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo4di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico(per)materie anno 2007. 


CONTO RIASSUNTIVO’DEL)TESORO 
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 
supplementi (ordinari e straordinari), 6gni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro,\prezzo unico € 6,00 
ILV.A. 4% a carico dell'Editore 
52 SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI 
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € 295,00 
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € 162,00 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE Il 
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € 85,00 
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € 53,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o,frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 
I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 
Abbonamento annuo € 190,00 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00 


ILV.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di vendita,Linrabbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersiraddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad ahni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti“annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI Al SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


+45-4103010704 27 * € 5,00 


